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Цѣпь  изданія  этой  книги  —  отвѣтить  на  цѣ¬ 
лый  рядъ  практическихъ  вопросовъ,  которые  не¬ 
вольно  возникаютъ  у  всякаго,  пользующагося  элект¬ 
ричествомъ,  или  думающаго  имъ  пользоваться  для 
какихъ  бы  то  ни  было  цѣлей. 

Необходимыя  свѣдѣнія  по  упомянутымъ  вопро¬ 
самъ  (см.  оглавленіе)  до  сихъ  поръ  еще  не  проникли 
въ  широкіе  слои  населенія,  почему  у  насъ  до  сихъ 
поръ  еще  не  пользуются  всѣмъ  тѣмъ,  чего  достигла 
современная  электротехника,  при  чемъ  не  пользу¬ 
ются  такъ,  чтобы  это  обходилось  дешево.  При  умѣ- 
ломъ  пользованіи  электричествомъ,  даже  при  очень 
высокихъ  тарифахъ,  электричество  обходится  все  же 
недорого  и  даже  дешевле  другихъ  способовъ  освѣ¬ 
щенія. 

1-е  изданіе  книги  (6000  экз.)  разошлось,  менѣе 
чѣмъ  въ  2  недѣли  (въ  одной  только  Москвѣ,),  что 
несомнѣнно  указываетъ  на  давно  уже  назрѣвшую 
потребность  въ  руководствѣ  подобнаго  рода.  2-е 
изданіе  книги  (также  6000  экз.),  спѣшно  предприня¬ 
тое  мною,  въ  виду  возрастающаго  спроса,  не  пред¬ 
ставляло  какихъ-либо  особыхъ  видоизмѣненій  и  ра¬ 
зошлось  менѣе  чѣмъ  въ  1  годъ. 

3-е  изданіе  переработано  примѣнительно  къ 
тарифамъ,  вызваннымъ  обстоятельствами  военнаго 
времени. 
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Вступленіе. 


Мы  живемъ  въ  сказочный  вѣкъ  чудесъ  техники,  о  кото¬ 
рыхъ  какихъ-нибудь  100,  50  или  даже  10  лѣтъ  тому  назадъ 
не  приходилось  и  мечтать,  и  которыми  мы,  какъ  чудесными 
вымыслами,  могли  лишь  увлекаться  въ  фантастическихъ 
романахъ  Жюль-Верна  и  др.  „провидцевъ"  будущаго. 

Теперь  же  фантастическая  чудесная  сказка  сбылась  во¬ 
очію  на  нашихъ  глазахъ  и  сулитъ  намъ  въ  будущемъ  уже 
такія  заманчивыя  перспективы,  отъ  которыхъ  голова  можетъ 
закружиться. 

Знаменательнѣе,  однако,  всего  то,  что  въ  основѣ  боль¬ 
шинства  завоеваній  человѣческаго  генія  лежитъ  таинствен¬ 
ная  грозная  сила  природы,  спустившаяся  къ  намъ  на  зе¬ 
млю  изъ  грозныхъ  грохочущихъ  тучъ  и,  обращенная  чело¬ 
вѣкомъ— царемъ,  въ  послушнаго  "раба  своего.  Эта  сила — 
электричество!  Человѣкъ  разбудилъ  ее,  вызвалъ  къ  жизни, 
и  призвалъ  къ  себѣ  на  служеніе,  заставивъ  дѣлать  все  то, 
чего  онъ  не  пожелаетъ,  превративъ  тѣмъ  жизнь  свою  въ 
сказку  дѣйствительности. 

И  правда,  развѣ  не  сказка  клокочущая  жизнь  современ¬ 
ныхъ  городовъ  гигантовъ,  съ  головокружительной  быстро¬ 
той  мчащимися  надъ  землей  и  подъ  землей  электрич.  по¬ 
ѣздами,  выбрасывающими  на  остановкахъ  тысячи  людей, 
спѣшащихъ  каждый  по  сввему  дѣлу,  берегущихъ,  и  дѣй¬ 
ствительно  сберегающихъ,  каждую  минуту  своего  времени. 
Развѣ  не  сказка  переговоры  на  громаднѣйшія  разстоянія, 
черезъ  посредство  электрическаго  телефона  или  телеграфа, 
когда  сидя  у  себя  дома.  Вы  можете  безъ  труда,  безъ  напря¬ 
женія,  безъ  потери  времени,  „по  щучьему  велѣнью",  не  схо¬ 
дя  съ  мѣста,  говорить  съ  кѣмъ  для  Васъ  въ  данный  мо¬ 
ментъ  необходимо.  А  безконечный  день,  который  человѣкъ 
можетъ  продлить  по  своему  желанію,  повернувъ  только  ру¬ 
чку  выключателя!  По  мановенію  повелителя  взамѣнъ  уше¬ 
дшаго  солнца  загораются  по  землѣ  милліоны  солнцъ  и 
звѣздъ,  давая  возможность  увеличить  произвольно  размѣры 
дня  и  изгнать  совершенно  непрошенную  гостью— ночь-  или 
работа  станковъ,  приводимыхъ  въ  движеніе  незримымъ 
электричествомъ,  безъ  хлопотливыхъ,  требующихъ  сложна- 
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го  ухода,  тепловыхъ  двигателей,  развѣ  это  нс  чудо?  Мы 
мчпмся  съ  безумной  скоростью  въ  поѣздахъ,  не  боясь  кру- 
— электрическая  сигнализація  гарантируетъ  намъ  бе¬ 
зопасность.  Отправляемся  за  тридевять  земель  и  не  чув¬ 
ствуемъ  себя  отрѣзанными  отъ  міра  потому,  что  къ  услу¬ 
гамъ  нашимъ  безпроволочный  телеграфъ,  сносясь  по  кото¬ 
рому  мы  можемъ  знать  все,  что  совершается  на  сушѣ,  дѣ¬ 
лать  распоряженія,  переговариваться  съ  близкими.  Мы  спимъ 
покойно,  не  боясь  ни  вора,  ни  пожара,  зная,  что  наши 
дѣйствительно  вѣрные,  „неподкупные  стражи"  —  пожарная 
сигнализація  и  сигнализація  отъ  воровъ,  разбудятъ  насъ 
во  время,  если  мы,  конечно,  предусмотрительно  обзавелись 
ими.  А  на  утро  мы  можемъ  не  заботиться  ни  объ  отопленіи, 
ни  о  плитѣ,  такъ  какъ  электрическія  печи  и  кухни  всегда 
готовы  къ  употребленію,  и  дадутъ  возможность  воспользо¬ 
ваться  ими  безъ  непріятныхъ  хлопотъ  и  неожиданностей  въ 
видѣ  угара  или  чада... 

И  все  это  дѣлаетъ  электричество  тихо  и  скромно  заби¬ 
раясь  къ  намъ  въ  дома  безъ  ремней,  канатовъ  или  грохочу¬ 
щихъ  колесъ  по  однимъ  только  тонкимъ  проволокамъ  не¬ 
подвижно  ютящимся  гдѣ-нибудь  въ  уголкѣ  или  у  потолка, 
никому  не  мѣшая.  Нисколько  не  стѣсняясь  разстояніемъ 
за  десятки  верстъ  отъ  мѣста  выработки,  электричество,  по¬ 
винуясь  своему  господину,  по  тѣмъ  же  тонкимъ  проволо¬ 
камъ,  протянутымъ  надъ  землею  или  даже  въ  землѣ,  незри¬ 
мо  идетъ  всюду  куда  его  ни  пошлютъ  и  дѣлаетъ  все,  что 
ему  ни  прикажутъ! 

Да  это  сказка,  сказка  современной  дѣйствительности, 
которая  должна  заставить  насъ  повѣрить,  наконецъ,  что  мы 
неизмѣримо  счастливѣе  нашихъ  предковъ,  хотя  и  жившихъ 
дольше  нашего;  но  и  это  неправда,  такъ  какъ  мы  благода¬ 
ря  сказанной  дѣйствительности  живемъ  куда  продуктивнѣе 
ихъ,  потому  что,  гдѣ  нашимъ  предкамъ  нуженъ  былъ  день, 
недѣля,  мѣсяцъ,  для  насъ  будетъ  достаточно  минуты  и,  если 
посчитать,  то  по  успѣшности  работы  мы  окажемся  способ¬ 
ными,  пользуясь  современными  удобствами,  сдѣлать  за  на¬ 
шу  жизнь  куда  больше  того,  что  могли  бы  сдѣлать  за  то 
же  время  наши  предки.  И  развѣ  послѣ  этого  мы  не  долго- 
вѣчнЬе  ихъ,  когда  мы  живомъ  быть  можетъ  въ  тысячу 
разъ  дольше,  а  слѣдовательно  и  въ  тысячу  разъ  больше 
имѣемъ  возможностей  сдѣлать  нашу  жизнь  совершеннѣе. 


Что  такое  электричество? 

О  природѣ  электричества  существуетъ  нѣсколько  разно- 
разныхъ  гипотезъ  или  предположеній  болѣе  или  менѣе 
Фояіныхъ,  къ  числу  которыхъ  принадлежитъ  и  новѣйшая, 
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такъ  называемая  „теорія  электроновъ".  По  этой  тео¬ 
ріи  электричество  представляетъ  собой  сущность  всякаго 
вещества,  т.  е.  иначе  говоря,  электричество  есть  фунда¬ 
ментъ  всего  существующаго  во  вселенной. 

Электрическая  теорія  представляетъ  каждую  мельчайшую 
частицу  матеріи  или  „атомъ“  заполненнымъ  еще  болѣе  и 
во  много  разъ  мельчайшими  частицами,  называемыми  “эле¬ 
ктронами",  которые,  обладая  электрическими  зарядами,  съ 
громадной  скоростью  носятся  въ  пространствѣ  атома  во 
всѣхъ  направленіяхъ,  на  подобіе  того,  какъ  нѣсколько  ты¬ 
сячъ  мошекъ  величиною  въ  типографскую  точку,  могли  бы 
летать  по  этой  комнатѣ.  Движеніе  электроновъ  совершает¬ 
ся  по  вполнѣ  опредѣленнымъ  орбитамъ,  слѣдуя  точнымъ 
законамъ,  благодаря  чему  получается  величественная  по 
своей  простотѣ  и  стройности  система  вселенной:  начиная 
отъ  мельчайшихъ  заряженныхъ  электричествомъ  частицъ— 
электроновъ,  неустанно  и  незримо  для  глаза  двигающихся 
въ  каждомъ  веществѣ,  и  кончая  громадными  тѣлами — пла¬ 
нетами— все  подчинено  одному  и  тому  же  закону  и  система 
строенія  вещества  всюду  одна  и  та  же,  какъ  въ  электро¬ 
нахъ,  такъ  и  въ  солнцахъ. 

Однако,  всѣ  указанныя  объясненія  природы  электриче¬ 
ства  есть  только  гипотезы,  т.  е.  предположенія  и  единствен¬ 
но,  что  мы  знаемъ  достовѣрно  объ  электричествѣ,  это  то, 
что  оно  есть  одна  изъ  формъ  міровой  энергіи,  ко¬ 
торая  можетъ  проявляться  въ  безконечномъ  количествѣ 
разнообразнѣйшихъ  видовъ:  теплоты,  свѣта,  звука,  механич. 
силъ  и  пр.  Все  это  формы  одной  и  той  же  энергіи  или, 
проще  говоря,  работоспособности  природы,  которыя,  хотя  и 
могутъ  превращаться  одна  въ  другую,  но  не  могутъ  быть 
созданы  вновь  или  уничтожены  совершенно  (законъ  со¬ 
храненія  энергіи),  такъ  какъ  міръ  нашъ  обладаетъ 
вполнѣ  опредѣленнымъ  количествомъ  энергіи,  которое  не 
можетъ  быть  измѣнено  ни  природой,  ни  людьми  и  неизмѣн¬ 
но  сохраняется,  преобразуюясь  лишь  въ  различные  виды. 

Способовъ  преобразованія  энергіи  изъ  одного 
вида  въ  другой  человѣчество  придумало  не  мало  и  они  из¬ 
вѣстны  всѣмъ.  Дѣйствительно,  стоитъ,  напримѣръ,  намъ 
зажечь  топливо,  какъ  появится  свѣтъ,  а  вмѣстѣ  съ  нимъ  и 
тепло.  Если  свѣтъ  намъ  не  нуженъ,  то,  получающимся  при 
горѣніи  тепломъ  можно  начать  подогрѣвать  воду  и  она 
обратится  въ  паръ,  стремящійся  расширяться  и,  благодаря 
этому,  совершать  работу  движенія,  какую  онъ  и  произво¬ 
дитъ  въ  паровой  машинѣ.  Перекинувъ  ремень  съ  колеса 
(маховика)  машины  на  колесо  (шкивъ)  приводного  вала,  мы 
сможемъ  раздать  выработанную  такимъ  образомъ  энергію 
станкамъ,  приведя  каждый  изъ  нихъ  въ  движеніе.  А  заста¬ 
вивъ  вращаться  отъ  паровой  машины,  машину  электриче- 
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скую  (динамо-машину),  мы  получимъ  отъ  ноя  такъ  пааык- 
емый  электрическій  токъ,  который,  будучи  разосланъ  »' 
проволокамъ  (проводамъ)  въ  разныя  стороны  къ  мѣстамъ 
потребленія,  въ  свою  очередь,  либо  дастъ  намъ  свѣтъ,  лИ- 
бо  заставитъ  вращаться  электро-двигатели  и  соединенные 
съ  ними  станки,  либо  же,  подведенный  къ  аккумуляторамъ 
заставитъ  электрическую  энергію  накопиться  въ  нихъ  пу¬ 
темъ  преобразованія  въ  энергію  химическую,  которая  и  бу¬ 
детъ  сохраняться  тамъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  снова  не  поя¬ 
вится  въ  ней  надобность  для  полученія  свѣта,  тепла,  ме¬ 
ханической  работы  и  т.  д. 


Способы  полученія  электричества. 

Указанныя  выше  преобразованія  энергіи  изъ  одного  ви¬ 
да  въ  другой  не  дѣлаются  сами  собою — непроизвольно,  без¬ 
причинно.  Во  всякомъ  подобномъ  превращеніи  непремѣнно 
долженъ  быть  первоначальный  толчѳкъ,  который  смогъ-бы 
„разбудить"  спящія  силы  природы  и  заставить 
ихъ  работать  въ  желаемомъ  направленіи.  Такъ  напримѣръ, 
топливо  мы  должны  были  зажечь,  воду  подогрѣть,  паръ 
пустить  въ  машину  и  т.  д. 

Такъ  и  при  полученіи  электричества  непремѣнно  долж¬ 
ны  быть  какія-либо  первопричины,  пробуждающія  эту  силу 

природы. 

Причинъ  этихъ  оказывается  можетъ  быть  очень  много, 
и  онѣ  могутъ  встрѣтиться  намъ  на  каждомъ  шагу,  даже 

совершенно  непрошенными. 

Такъ,  напримѣръ,  достаточно  малѣйшей  затраты  энергіи 
на  треніе  какихъ-либо  тѣлъ  другъ  о  друга,  какъ  эти  тѣ¬ 
ла,  какъ  говорятъ,  „зарядятся"  электричествомъ  и  иолу- 
чатъ  способность  проявить  его  въ  видѣ  бурнаго  стремленія 
къ  взаимному  соединенію  или  „разряду",  сопровождаемому 
искрой  и  трескомъ  (напримѣръ  заряженныя  облака  отъ  тре¬ 
нія  частицъ  другъ  о  друга  и  грозовые  разряды  между  ни¬ 
ми).  Если  же  треніе  тѣлъ  другъ  о  друга  будетъ  продол¬ 
жаться,  т.-е.,  если  будетъ  продолжаться  причина,  пробуж¬ 
дающая  электричество  къ  жизни,  то  и  движеніе  электриче¬ 
ства  также  будетъ  продолжаться,  т.-е.  появится  уже  эл  е- 
ктричѳскій  токъ. 

Нѣтъ  сомнѣнія  однако,  что  упомянутыя  проявленія  не 
всегда  могутъ  быть  подмѣчены  нами,  но  это  не  потому,  что 
не  всякое  треніе  ихъ  вызываетъ,  а  лишь  потому,  что  наши 
инструменты  сравнительно  грубы  и  не  могутъ  подмѣтить 
электричества,  возникшаго  напримѣръ  въ  частичкахъ  возду* 
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ха  отъ  тренія  ихъ  другъ  объ  друга  при  легкомъ  вѣтеркѣ 
или  нашемъ  дыханіи  или,  хотя  бы,  при  треніи  пера,  пишу¬ 
щаго  эти  строки  о  бумагу. 

Способъ  полученія  электричества  отъ  тренія  самый  про¬ 
стой,  самый  старый,  но  сравнительно  мало  имѣющій  прак¬ 
тическаго  примѣненія  для  добыванія  большихъ  количествъ 
электричества,  необходимыхъ  для  промышленныхъ  цѣлей. 
Примѣняется  почтя  исключительно  для  лечебныхъ  цѣлей 
(статическія  машины)  и  лабораторныхъ  опытовъ. 
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Фиг.  2.  Аккумуляторъ. 


Фиг.  1.  Гальваинч.  элементъ. 

Болѣе  интересенъ  случай  „пробужденія  электричества" 
черезъ  посредство  химическаго  воздѣйствія  (гальваинч. 
элементы  фиг.  1),  когда  2  разнородныхъ  металла,  на¬ 
примѣръ,  цинкъ  и  мѣдь  или  цинкъ  н  уголь  (электроды) 
погружаютъ  въ  растворъ  сѣрной  кислоты  или  какой-либо 
другой  химическій  растворъ  (электролитъ);  тогда  между 
ними  начинается  химическое  взаимодѣйствіе  (реакція),  за 
счетъ  котораго  и  образуется  на  электродахъ  электричество, 
стремящееся  къ  взаимному  соединенію,  какъ  только  элек- 
ктроды  будутъ  соединены  между  собою  кускомъ  проволоки 
(проводникомъ). 

Въ  этомъ  случаѣ  электричество  будетъ  перемѣщаться  по 
заранѣе  созданному  нами  для  него  пути,  состоящему  изъ 
соединяющей  электроды  проволоки,  или,  напримѣръ  звон¬ 
ка,  включеннаго  вмѣсто  нея  (внѣшняя  цѣпь)  и  раствора 
кислоты  между  электродами  (внутренняя  цѣпь). 

Эготъ  способъ  полученія  электричества  нашелъ  себѣ  ши¬ 
рокое  примѣненіе  и  мы  его  встрѣчаемъ  на  каждомъ  шагѵ 
нашей  жизни:  при  электрическихъ  звонкахъ,  телеграфахъ 
телефюиахъ,  пожарной  сигнализаціи  и  пр.  ' 

На  химическомъ  же  воздѣйствіи  основано  полученіе 
электричества  и  отъ  аккумуляторовъ  (фиг  2),  ™ 
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ной  кислоты,  куда  погружены  ониіщоныя  пластины.  Однак,, 
дѣйствуетъ  аккумуляторъ  только  тогда,  когда  черевъ  него 
предварительно  пропустят'],  токъ  отъ  посторонняго  источив, 
ка  или,  какъ  говорятъ,  „зарядятъ"  ого;  только  послѣ  этого 
какъ  бы  накопленія  въ  себѣ  электричества,  аккумуляторъ 
способен']»  сам']»  давать  токъ.  Чѣмъ  больше  въ  сосудѣ  пла¬ 
стинъ  и  чѣмъ  они  больше  размѣромъ,  тѣмъ  большія  коли¬ 
чества  электричества,  можетъ  онъ  въ  себѣ  накоплять.  Для 
достиженія  возможно  большаго  напора  электричества  или 
какъ  его  называютъ,  напряженія,  берутъ  но  одну  банку 
аккумуляторовъ,  а  нѣсколько  и  соединяютъ  ихъ  другъ  оъ 
другомъ,  какъ  это  указано  на  фиг.  3.  Для  освѣтительныхъ 
Цѣлей  къ  продолженіи  долгаго  промежутка  времени  потре¬ 
бовалось  бы  очень  большое  количество  такихъ  банокъ  (по — 
«0)  ври  значительныхъ  размѣрахъ  ихъ  (для  достиженія 
большей  емкости),  почему  такія  аккумуляторныя  батареи, 
(подобныя  изображенным]»  на  фиг.  Я)  но  примѣняются  въ 


Фиг.  8.  Аккумуляторная  батарея  большой  элокгрич.  станціи. 

домовыхъ  установкахъ,  а  только  на  станціяхъ.  Дома  же,  У 
себя  на  квартирѣ,  можно  довольствоваться  1  2  банками, 

примѣняя  ихъ  для  освѣщенія,  напримѣръ,  чулановъ,  кло¬ 
зетовъ,  подваловъ  или  огнеопасныхъ  мѣстъ,  куда  нельзя 

внести  свѣчу  или  лампу. 

Нѣтъ  сомнѣнія,  однако,  что  о  с  в  ѣ  щ  е  н  і  о  о  т  ъ  с  в  о- 
и  х  ъ  а  л е  м е  нтовъили  а  к  к  у  м  у  л  я  т о  р  о  в  ъ  В с  ой 
квартиры  не  практикуется,  такъ  какъ  оно  оказывается 
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чрезвычайно  дорогим]#.  Помимо  того,  соли  при  отомъ  оси і. 
ЩГІІІН,  ИСТОЧНИКОМЪ  будутъ  аккумуляторы,  ТО  ИХЪ  И рИ/0  I с, и 
наряжать  отъ  посторонняго  тока,  (ноли  въ  данномъ  городѣ, 
имѣется  станція  постояннаго  тока),  голи  же  ото  будутъ 
гальваническіе  влементы,  то  освѣщеніе  ими,  помимо  убы¬ 
точности,  потребуетъ  на  собою  большого  ухода  по  замѣнѣ, 
наносившихся  частей  новыми  и  никогда  не  сможетъ  дат!# 
тѣхъ  же  результатовъ,  которые  дас/гъ  станція. 

СамыИ  распространенный  способ^#  полученія  ол»*ктричг- 
ства  состоит'!,  въ  превращеніи  механической  онергіи  въ 
электрическую,  когда  іп#  проводникѣ,  неремѣіцаемем'ь  орг 
ди  магнитовъ  (въ  магнитномъ  полѣ#),  получается,  или,  какъ 
говорятъ,  индуктируется  олектрическій  ТОКЪ.  Машины  Д.'ІЯ 
производства  влектрическаго  тока,  построенныя  і!а  атомъ 
принципѣ,  носятъ  названіе  динамо-машинъ  и  со¬ 
стоять  изъ  2-хъ  или  нѣсколькихъ  магнитовъ  (индукторовъ), 
между  которыми  вращается  желѣзный  цилиндръ  (сердеч¬ 
никъ)  съ  намотанной  на  него  проволокой  (якорь).  Присое¬ 
диняя  къ  концамъ  обмотки _ 

якоря  пройода,  мы  можемъ, 
вырабатываемое  таким*!#  об¬ 
разом*!,  злоктри честно,  отос¬ 
лать  на  какое  угодно  раз¬ 
стояніе  и  заставить  работать 
въ  том*!#  мѣстѣ,  куда  мы  его 
подведемъ. 

На  фиг.  4  изображенъ  об¬ 
щій  видъ  такой  динимо-ма- 
шииы,  которая  при  помощи 
шкива  (на  фиг.  справа)  и 
ремня  соединяется  съ  лю¬ 
бымъ  механическимъ  дви¬ 
гателемъ;  паровою  машиной, 
нефтянымъ  двигателемъ,  во¬ 
дяною  ИЛИ  паровою  турби-  Фиг.  4.  Дишшо-машила. 

ною  и  т.  і!.,  а  на  фиг.  5 

полное  оборудованіе  современной  с  т  а  н  ц  і  и  н  р  о  и  з  и  о  д 
с  т  в  а  т  о  к  а,  такъ  называемой  т  у  р  боди  и  а  м  о,  т.-о. 
динамо  машиной,  приводимой  въ  дѣйствіе  паровой  турбиной. 

На  мѣстѣ  потребленія  токъ  можетъ  быть  употребленъ 
либо  для  цѣлой  освѣщенія,  для  чего  ого  подводятъ  къ 
лампамъ  и  онъ  накаливаетъ  ихъ  нити  до  состоянія  свѣче¬ 
нія,  либо  къ  влек  т  р  и  ч  е  с  к  и  м  ъ  м  о  т  о  р  а  м  ъ,  кото¬ 
рые  по  своему  устройству  чрезвычайно  похожи  на  динамо 
машины  (фиг.  1),  и  обладаютъ  свойствомъ  приходить  во 
вращеніе,  если  къ  ним*!#  будетъ  подведенъ  токъ.  Таким ь 
образомъ,  мы  видимъ,  что  при  олгктричоствѣ  механическую 
энергію  можно  передавать  на  любыя  разстоянія:  гдѣ  пибудь 
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на  центральной  станціи  вращается  паровая  машина,  а  ея 
вращеніе  черезъ  нѣсколько  десятковъ  верстъ  можетъ  быть 
передаваемо  станкамъ  по  проводамъ,  несущимъ  токъ  къ 
электромотору. 


У  добнѣе  всего  для  передачи  энергіи  на  очень 
далекія  р  аз  стоянія  электричество  съ  очень  высо¬ 
кимъ  напряженіемъ  или  напоромъ  (вольтажъ).  Электриче¬ 
ство  высокаго  напора  либо  прямо  вырабатывается  на  стан¬ 
ціи,  либо  преобразовывается  изъ  низкаго  при  помощи  осо¬ 
быхъ  приборовъ,  называемыхъ  трансформаторами. 
Однако,  въ  виду  того,  что  электричество  высокаго  напря- 
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же  НІЯ  безусловно  опасно  для  жизни,  его  снова  на  МЬсіаль 
потребленія  преобразовываютъ  въ  низкое,  безопасное  при 
пользованіи,  что  дѣлается  снова  при  помощи  подобнаго  же 
трансформатора.  Высокое  напряженіе  при  проводкѣ  на 
дальнія  разстоянія  тѣмъ  выгодно,  что  позволяетъ  пере¬ 
давать  электричество  по  очень  тонкимъ  проводамъ  и  эко¬ 
номить  тѣмъ  на  стоимости  всего  устройства;  однако,  примѣ¬ 
неніе  трансформаторовъ  возможно  лишь  при  такъ  называ¬ 
емомъ  п  е  р  е  м  ѣ  и  номъ  ток  ѣ,  бѣгущемъ  по  проводу, 
то  въ  одномъ,  то  въ  другомъ  направленіи. 

Машины  перемѣннаго  тока  (особенно  моторы)  чрезвычай¬ 
но  просты  въ  своемъ  устройствѣ  и  моторы,  напримѣръ, 
почти  не  требуютъ  за  собою  никакого  наблюденія. 


Не  опасно  ли  электричество? 

Многіе,  вполнѣ  сознавая  всѣ  удобства,  которыя  доста¬ 
вляетъ  электричество,  все  таки  воздерживаются  отъ  поль¬ 
зованія  имъ,  полагая,  что  оно  представляетъ  опасность  въ 
пожарномъ  отношеніи  и  даже  для  жизни  человѣка.  Правы 
ли  они? — Разберемся  въ  этомъ  подробнѣе. 

Говорятъ  бывали  пожары  отъ  электричества!  Да  бывали, 
но  не  во  всѣхъ  случаяхъ,  когда  объ  этомъ  говорили,  тогда 
какъ  почти  исключительною  причиною  всѣхъ  пожаровъ 
служитъ  „неосторожное  обращеніе  съ  огнемъ",  т.-е.  керо¬ 
синовыми  лампами,  газомъ  и  пр.— открытымъ  огнемъ,  кото¬ 
раго  какъ  разъ  при  электричествѣ  нѣтъ. 

Дѣйствительно,  напримѣръ,  керосиновая  лампа,  будучи 
опрокинута,  влечетъ  за  собою  неминуемый  пожаръ,  а  недо¬ 
вернутый,  хотя  немного,  кранъ  газоваго  рожка— взрывъ  или 
отравленіе;  — разбитая  же  электрическая  лампа  мгновенно 
гаснетъ  и  не  влечетъ  за  собою  никакой  опасяосности. 

Это  обстоятельство  особенное  значеніе  пріобрѣтаетъ  въ 
дѣтскихъ,  гдѣ  съ  электрическимъ  освѣщеніемъ  матери 
могутъ  не  безпокоиться  за  своихъ  дѣтей. 

Когда  же  можетъ  быть  пожаръ  отъ  элек- 
тричеств  а?— Лишь  тогда,  когда  проводка  нарушена, 
т.-е.  когда  изоляція  проводовъ  повреждена  и  есть  непосред¬ 
ственное  соприкосновеніе  оголенныхъ  проводовъ  другъ  съ 
другомъ,  и  когда  при  этомъ  нѣтъ  соотвѣтствующихъ  пре¬ 
дохранителей,  которые  въ  случаѣ  опасности  выключили  бы 
установку.  Все  это  однако  можетъ  быть  лишь  тогда,  когда 
проводкабыла  разрушена  не  осторожнымъ  обращеніемъ 
съ  ней. 

Небрежное  выполненіе  проводки,  конечно, 
возможно,  но  въ  настоящее  время  такая  установка  не  бу- 
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петъ  принята  ни  станціями,  отпускающими  энергію  абоиен- 
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выполненная  установка,  представляющая  собою,  хотя  бы 
малѣйшую  опасность,  не  будетъ  допущена  къ  дѣйствію  до 
тѣхъ  поръ,  пока  не  устранятъ  въ  ней  всѣхъ  недостатков!.. 
Вотъ  почему  не  надо  считать  пустыми  „придирки”  лицъ, 
принимающихъ  установку,  которыя,  указывая  на  тѣ  или 
другія  погрѣшности  въ  проводкѣ,  заботятся  объ  интересахъ 
самого  же  абонента. 

Во  избѣжаніе  какихъ  бы  то  ни  было  недоразумѣній,  мо¬ 
гущихъ  повлечь  за  собою  не  столько  опасность  пожара 
(т.  к.  такая  установка  не  будетъ  принята),  сколько  безчи¬ 
сленное  количество  передѣлокъ,  которыя  обойдутся  неде¬ 
шево,  лучше  всего  поручать  проводку  солиднымъ  фирмамъ. 

Поврежденіе  проводки  можетъ  случиться  въ 
очень  рѣдкихъ  случаяхъ,  такъ  какъ  обыкновенно  вся  про¬ 
водка  бываетъ  на  виду  и  повредить  ее,  даже  умышленно, 
при  существующихъ  правилахъ  прокладки— затруднительно. 

Если  проводка  все-таки  по  какимъ  бы  то  ни  было  при¬ 
чинамъ  оказалась  поврежденной  и  оголенные  провода  со¬ 
прикоснулись  другъ  съ  другомъ,  т.-е.  произошло,  какъ  го¬ 
ворятъ,  „короткое  замыканіе",  то  провода  сильно  нагрѣва¬ 
ются  и,  если  нѣтъ  соотвѣтствующихъ  предо¬ 
хранителе  П, — изоляція  ихъ  можетъ  обгорѣ.ть  и  причи¬ 
нить  тѣмъ  пожарь.  Поэтому  всякій  предохранитель  долженъ 
состоять  изъ  легкоплавкой  проволочки,  которая  бы  въ  слу¬ 
чаѣ  опасности  расплавлялась  раньше,  чѣмъ  нагрѣются  про¬ 
вода.  Размѣръ  проволочкѣ  долженъ  быть,  конечно,  приданъ 
вполнѣ  опредѣленный,  иначе  она  не  будетъ  выполнять  сво¬ 
его  назначенія. 

Существующіе  въ  продажѣ  предохранители  (пробки) 
обычно  изготовляются  такъ,  что  ихъ  нельзя  бываетъ  замѣ¬ 
нять  болѣе  сильными,  что,  конечно,  гарантируетъ  полнѣй¬ 
шую  безопасность  сгоранія  провода  прежде  предохраните¬ 
ля.  Однако,  на  самомъ  дѣлѣ,  есть  одно  обстоятельство,  съ 
которымъ  приходится  въ  данномъ  случаѣ  бороться,— это 


монтеры,  которые  вмѣсто  того,  чтобы  поставить  взамѣнъ 
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ности  является  не  пожяръ,  я  погясяніе  свѣта,  т.  к.  во  вся- 
кой  установкѣ  ставится  не  одинъ  предохранитель,  а  нѣ¬ 
сколько  и,  если  бы  даже  всѣ  оказались  „связанными",  то 
перегоритъ  тогда  главный  предохранитель  на  всю  установ¬ 
ку  (во  вводѣ),  который,  благодаря  тому,  что  находится  въ 
вѣдѣніи  станціи,  отпускающей  токъ— не  доступенъ  другимъ 
монтерамъ  (запертъ). 

Не  опасно-ли  электричество  для  жизни?  То  электричество, 
которое  примѣняется  въ  жилыхъ  помѣщеніяхъ,  безусловно 
неопасно.  Электричество  опасно  только  тогда,  когда  оно 
имѣетъ  высокое  напряженіе  или  напоръ  (вольтажъ). 
Напримѣръ,  вода,  текущая  подъ  малымъ  напоромъ,  можетъ 
ли  произвести  разрушительныя  дѣйствія?  Конечно  нѣтъ, 
даже  если  она  будетъ  течь  въ  большихъ  количествахъ 
(большая  сила).  Но  даже  тонкая  струя  воды,  подающая  въ 
общемъ  количество  воды  малое  (малая  сила)  можетъ  про¬ 
извести  разрушительныя  дѣйствія,  если  только  она  будетъ 
пушена  подъ  громаднымъ  давленіемъ  или  напоромъ. 

Такъ  и  электричество,  если  будетъ  обладать  сильнымъ 
напоромъ  или,  какъ  его  называютъ, — напряженіемъ,  можетъ 
оказаться  опаснымъ  для  жизни,  при  условіи  прикосновенія 
человѣка  одновременно  къ  двумъ  оголеннымъ  несущимъ 
токъ  проводамъ. 

Напряженіе  электрпчества  измѣряется  вольтами,  при 
чемъ  напряженіе,  примѣрно,  равное  1  вольту,  даетъ  1  галь- 
ван.  элементъ  (Даніэля).  Напряженіе,  которое  становится 
уже  безусловно  опаснымъ  для  человѣка  считается  500  вольтъ 
при  постоянномъ  токѣ  п  300  вольтъ  при  перемѣнномъ. 
Опасность  угрожаетъ  иногда  и  при  прикосновеніи  лишь  къ 
одному  оголенному  проводу,  однако  лишь  въ  томъ  случаѣ, 
когда  другой  проводъ  гдѣ-нибудь  соприкасается  съ  землей 
(соприкосновеніе  провода,  у  котораго  обнажилась  изоляція, 
съ  водопроводными  трубами,  колонами,  стѣнами  зданій  и 
пр.  также  даетъ  соединеніе  съ  землей). 

Электрпчествомъ  высокаго  напряженія  въ  жилыхъ  помѣ¬ 
щеніяхъ  не  пользуются,  гдѣ  чаще  всего  примѣняютъ  напря¬ 
женія  въ  100,  ПО,  120  вольтъ,  которыя  нельзя  считать  опа¬ 
сными  для  жизни. 

Однако  иногда  и  слабая  струя  воды  можетъ  произвести 
разрушеніе,  если  сопротивленіе  по  ея  путп  будетъ  незначи¬ 
тельное.  Такъ,  наиримѣръ,  слабая  струя  быть  можетъ  и  не 
пробьетъ  стекла,  но  листъ  папиросной  бумаги,  встрѣтившій¬ 
ся  на  ея  пути,  будетъ  безусловно  разрушенъ.  Такъ  и  элек¬ 
тричество,  даже  небольшого  напряженія  въ  100 — 1*20  вольтъ 
давало  иногда,  хотя  и  очень  рѣдко,  непріятныя  послѣдствія 
для  лицъ,  сопротивленіе  гЬла  которыхъ  было  пониженное, 
напримѣръ,  вслѣдствіе  плохихъ  условій  питанія,  угнетенно¬ 
сти  духа,  плохого  настроенія,  опьяненія  и  т.  п.  Но  такіѳ 
случаи  были  чрезвычайно  рѣдки  п  лишь  тогда,  когда  по- 
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чему-либо  приходилось  Кмторюию*"''1 і“* 
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электричествомъ  въ  домахъ,  мастѳрсі  -  ппшсогчтовенія 

'  поводовъ  нигдѣ  не  имѣется  и  возможность  прикосповешя 
к  шшъ  устранена  совершенно.  Поэтому  примѣненіе  мок- 
трпч’ств^уГзаиних-ь  выше  общеупотробитвльиыгь  Иипря- 
ЖеніП  можетъ  быть  признано  безусловно  безопаснымъ. 

Единственно,  что  можетъ  испытать  при  этомъ  чрезмѣрно 
любопытный  абонентъ,  который  вздумаетъ  разбирать  уста¬ 
новку  подъ  токомъ,— это  довольно-таки  чувствительное  со¬ 
трясеніе  тѣла,  и  только. 

Опасность  „особаго"  рода.  Говоря  объ  опасности  электри¬ 
чества  вообще,  нельзя  не  упомянуть  объ  опасности,  которз  ю 
можетъ  создать  себѣ  всякій,  если  онъ  будетъ  проявлять 
чрезвычайный  интересъ  къ  электрической  установкѣ  и  на¬ 
чнетъ  самъ  безъ  соотвѣтствующихъ  познаній  производить 
различныя  передѣлки  или,  какъ  это  иногда  бывало,  собла¬ 
знится  возможностью  безплатно  попользоваться  электриче¬ 
ствомъ  (помимо  счетчика).  Все  возможно  на  этомъ  свѣтѣ!.. 
Я  помню  одного  вполнѣ  интеллигентнаго  человѣка,  который 
недоумѣвающе  обратился  ко  мнѣ  за  объясненіями,  почему 
его  „опыты"  съ  электричествомъ  въ  его  квартирѣ  чуть  не 
стоили  ему  зрѣнія,  такъ  какъ  провода  „почему-то"  распла¬ 
вились  н  брызнули  ему  мѣдью  въ  лицо  и  руки;  на  рукахъ 
появились  трудно  залѣчиваемые  ожоги,  а  глаза  остались 
цѣлыми  единственно  лишь  потому,  что  на  носу  было  пенсію. 
Температура  разбрызнутой  мѣди  была  настолько  высока, 
что  она  вплавилась  въ  стекло  очковъ.  Не  трудно  было  убѣ¬ 
диться,  что  этотъ  случай  былъ  не  что  иное,  какъ  „корот¬ 
кое  замыканіе",  т.-е.  соединеніе  проводовъ  другъ  съ 
другомъ  черезъ  малое  сопротивленіе,  произведенное,  напри¬ 
мѣръ,  случайными  прикосновеніемъ  къ  двумъ  проводамъ 
отвертки  и  пр.,  что  и  дало  сильное  нагрѣваніе  коротко  зам¬ 
кнутаго  мѣста,  расплавившее  мѣдь.  Но  такъ  какъ  упомяну¬ 
тые  „опыты"  производились  до  счетчика,  то  немудрено  бы¬ 
ло  такъ  же  сдѣлать  заключеніе,  что  они  граничили  уже  съ 
Уголовнымъ  Судопроизводствомъ. 

Поэтому,  не  говоря  уже  объ  интересныхъ  „опытахъ",  по¬ 
добныхъ  вышеупомянутому,  лучше  всего  не  стремиться  къ 
какимъ  бы  то  пи  было  самостоятельнымъ  исправленіямъ 
или  передѣлкамъ  проводки.  Не  имѣя  соотвѣтствующихъ 
познаній,  повторяю,  лучше  не  браться  за  это  дѣло, — дѣло 
серьезное,  отвѣтственное,  такъ  какъ  можно  хорошо  сдѣлан¬ 
ное  устройство  привести  въ  полную  негодность  и  создать 
неожиданную  опасность  какъ  для  себя  (ожоги,  потеря  зрѣ¬ 
нія),  такъ  и  для  постороннихъ  (возможность  пожара  въ  пло¬ 
хо  ремонтированной  проводкѣ»). 
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Пъ  чемъ  преимущество  электричества 

передъ  керосиномъ  и  газомъ? 


Преимущества  электричества  передъ  газомъ  или  кероси¬ 
номъ  очевидны.  Во-первыхъ,  электричество  вполнѣ 
безопасно  въ  пожарномъ  отношеніи  и  безу¬ 
словно  гигіенично,  чего  нельзя  сказать  про  керосинъ 
и  газъ  (см.  стран.  13). 

Недостаточно  очищенный  керосинъ  или  смѣшанный, 
ради  корыстныхъ  цѣлей,  съ  болѣе  дешовыми  продуктами 
перегонки  нефти,  представляетъ  собою  значительную 
опасность.  Уже  при  небольшомъ  нагрѣваніи  лампы  ле¬ 
тучіе  углеводороды  превращаются  въ  паръ,  который  смѣ¬ 
шивается  съ  воздухомъ,  находящимся  въ  лампѣ.  Едва  толь¬ 
ко  эта  смѣсь  приходитъ  въ  соприкосновеніе  съ  пламенемъ, 
происходитъ  взрывъ,  резервуаръ  лопается,  и  горящій  ке¬ 
росинъ  разбрызгивается  по  всѣмъ  направленіямъ. 

Главной  задачей  для  безопасности  газа  является  ко¬ 
нечно,  стремленіе,  чтобы  изъ  газовыхъ  трубъ  газъ  не  могъ 
проникать  въ  окружающую  среду,  а  потому  трубы  должны 
отличаться  большой  плотностью  и  приготовлены  изъ  такого 
матеріала,  который  не  подвергается  разложенію  подъ  влія¬ 
ніемъ  самого  газа,  т.-е.  не  влечетъ  появленія  трещинъ. 

Однако,  полной  непроницаемости  трубъ  достичь  невозмо¬ 
жно,  и  потеря  газа  черезъ  трубы  достигаетъ  10,  а  иногда 
и  20%.  Для  утечки  же  газа  въ  жилыхъ  помѣщеніяхъ 
имѣется  достаточно  благопріятныхъ  условій.  Выхожденіе 
газа  совершается  въ  мѣстахъ,  гдѣ  имѣются  краны,  или  гдѣ 
трубы  соединены  между  собою.  Если  трубы  пропускаютъ 
газъ,  то  возможно  отравленіе  окисью  углерода,  за¬ 
ключающейся  въ  немъ,  или  же  взрывъ  и  послѣдующій 
за  нимъ  пожаръ. 

При  утечкѣ  въ  самомъ  помѣщеніи  распространяется  осо¬ 
бый  специфическій  запахъ,  по  которому  можно  узнать  о 
приближающейся  опасности  и  во-время  принять  соотвѣт¬ 
ствующія  мѣры.  Иначе  обстоитъ  дѣло,  если  свѣтильный 
газъ  выходитъ  изъ  трубъ,  расположенныхъ  въ  землѣ  и 
отсюда,  благодаря  движенію  почвеннаго  воздуха,  проклады¬ 
ваетъ  себѣ  путь  въ  жилыя  помѣщенія.  Проходя  черезъ 
почву,  свѣтильный  газъ  лишается  запаха  и  дѣйствуетъ  от¬ 
равляющимъ  образомъ  незамѣтно  *).  Отравленіе  свѣтиль¬ 
нымъ  газомъ  считается  самымъ  опаснымъ,  въ  виду  крайней 
ядовитости  окиси  углерода,  которая  принадлежитъ  къ  чи¬ 
слу  ядовъ,  не  имѣющихъ  противоядія... 


*)  Д-ръ  В.  Я.  Канѳль.  Учебникъ  гигіены. 
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Особенно  опасно  примѣненіе  газоваго  пли  керосиноваго 
освѣщенія  въ  дѣтскихъ,  гдѣ  всегда  возможно  неосто¬ 
рожное  обращеніе.  .  Га_ 

Союзъ  электротехническихъ  установочныхъ  фирмъ  I 
маніи  обычно  публикуетъ  ежегодно  статистическія  данныя, 
основанныя  на  старательныхъ  справкахъ  и  подсчетахъ,  о 
несчастныхъ  случаяхъ,  происшедшихъ  отъ  газа,  ке¬ 
росина  и  электричества.  Такъ  напримѣръ,  въ  1910  г.  всего 
насчитывается  819  несчастныхъ  случаевъ  отъ  газа,  кероси¬ 
на  и  электричества,  изъ  которыхъ  на  газъ  пришлось  301, 
т.-е.  87»,  (148  взрывовъ  п  153  отравленія),  на  керосинъ 
380.  т.-е.  47*,  и  на  электричество  138  случаевъ,  т.-е.  всего 
17®  ,  (см.  діаграммы  фигуры  6),  при  чемъ,  какъ  оказывается, 
несчастныхъ  случаевъ  съ  электричествомъ 
въ  жилыхъ  помѣщеніяхъ  не  наблюдалось,  н  за¬ 
регистрированные  случаи  преимущественно  произошли  съ 
рабочими  на  заводахъ,  электрическихъ  станціяхъ,  построй¬ 
кахъ  п  проч.  Тогда  какъ  изъ  числа  148  взрывовъ  газа  на 
жилыя  помѣщенія  приходится  50%,  а  изъ  153  отравленій 
75*  0;  съ  керосиномъ  же  на  жилыя  помѣщенія  пришлось 
86*/.  (см.  діаграммы  фиг.  7). 


ѴГЬ 


Кероо.  Газъ.  Электр. 
Фиг.  6.  Общее  чиод".  Фиг.  7. 


Керос.  Гадъ.  Электр. 

Чисто  случ.  въ  хил.  цомѣщ. 


Сравнительное  колич.  несчастны),  случаетъ  отъ  керосина  газа  п 
электричества. 

Ьь  сѵіыслЬ  опрятности  п  гигіеничности  апек- 
трпчество  также  не  сравнимо  ни  съ  газомъ  ни  съ  керосн 
Н'  Мъ.  1Ь  пвіятныП  запахъ,  выд'Ьленіе  при  горѣніи  углекн 


слоты,  портящей  воздух/ь.  невозможное  повышоніе  темпера¬ 
туры  около  лампы,  особенно  чувствительное  при  газѣ,— 
все  ото  нельзя  назвать  достоинствами  керосиноваго  и  газо¬ 
ваго  освѣщенія.  Л  копоть,  невозможная,  отравлявшая 
существованіе  всякаго,  влекущая  за  собою  порчу  мебедм. 
драпри,  потолковъ,  нужныхъ  бумагъ  п  проч.  и  ироч.,  тре¬ 
бующая  послѣ  себя  перетряски  всей  квартиры  и  хорошей 
бани!  Развѣ  хотя  бы  это  одно  не  должно  заставить  давно 
бросать  керосинъ  а  обзавестись  менѣе  безпокойнымъ  освѣ¬ 
щеніемъ? 

Количество  углекислоты,  выдѣляемой  керосиномъ 
или  газомъ  прв  горѣніи,  настолько  велико,  что  въ  среднихъ 
квартирахъ  уже  послѣ  2-хъ  часовъ  горѣнія  воздухъ  стано¬ 
вится  негоднымъ  для  дыханія,  такъ  какъ  продукты  непол¬ 
наго  сгоранія  сообщаютъ  воздуху  тяжелый  запахъ  и  вызы¬ 
ваютъ  рядъ  болѣзненныхъ  явленій  *)  «  головная  боль,  голо¬ 
вокруженіе,  безсонница).  И  это  къ  ночи,  когда  организмъ, 
утомленный  дневной  работой,  долженъ  отдыхать  и  набирать¬ 
ся  силъ  для  слѣдующаго  дня!— Не  мудрено,  поэтому,  что 
%  смертности  въ  среднихъ  н,  особ- ано,  мелкихъ  квар¬ 
тирахъ  съ  керосиновымъ  плн  газовымъ  освѣщеніемъ  зна¬ 
чительно  долженъ  быть  выше,  чѣмъ  въ  квартирахъ  съ  элек¬ 
тричествомъ.  Вліяніе  углекислоты  въ  очень  большихъ  квар¬ 
тирахъ.  конечно,  не  такъ  значительно,  но  вѣдь  въ  большихъ 
квартирахъ  живутъ  богатые  люди,  которые  давно  пообзаве- 
лнеь  веѣмн  современными  удобствами,  въ  томъ  числѣ  и 
электричествомъ. 

Уже  теперь  для  среднихъ  н  малосостоятель¬ 
ныхъ  классовъ  населенія  большихъ  городовъ,  въ  виду 
возрастающей  дороговизны  квартиръ,  приходится  ограничи¬ 
ваться  все  меньшей  площадью  жилища,  а  потому  возмож¬ 
ная  экономія  въ  сохраненіи  чистоты  воздуха  становится 
настоятельно  необходима,  о  здѣсь  керосинъ  или  газъ  болѣе 
чѣмъ  гдѣ-либо  должны  быть  замѣнены  электричествомъ. 

Особенно  важное  значеніе  примѣненіе  электричества  имѣ¬ 
етъ  въ  небольшихъ  мастерскихъ  п,  вообще,  всюду, 
гдѣ  ремесленникамъ  ирнходится  работать  въ  тѣсныхъ  по¬ 
мѣщеніяхъ  вблизи  портящихъ  воздухъ  источниковъ  свѣта, 
дающихъ,  помимо  того,  крайне  неравномѣрное  освѣщеніе 
для  всѣхъ  работающихъ  подлѣ  него  (иортняжныя  мастер¬ 
скія,  часовыя,  бѣлошвейный  н  проч.). 

Примѣненіе  электричества  здѣсь  даетъ  возможность  рас¬ 
предѣлить  свѣтъ  по  надобности  (въ  виду  возможности  мел¬ 
каго  дробленія  его),  дать  достаточное  освѣщеніе  для  каж¬ 
даго  изъ  работающихъ,  устранить  вызываемое  тѣмъ  загряз¬ 
неніе,  сохранить  зрѣніе  и  ослабить  и  безъ  того  бдаю- 
пріятную  тамъ  почву  для  туберкулеза. 

*)  Д-ръ  В.  я.  Каволь,  Ученикъ  гваевы 
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Что  помѣщенія,  освѣщаемыя  газомъ  и  керосином  ь,  ми> 
собствуютъ  развитію  туберкулеза,  видно  изъ  тогп>  ’ 

Англіи,  гдѣ  борьба  съ  чахоткой  достигла  огромнѣйшихъ 
результатовъ,  въ  брошюрахъ  для  народа  одно  изъ  первых  ь 
мѣстъ  занимаетъ  указаніе  на  керосинъ  и  газъ,  какъ  на  вре¬ 
доносные  источники  освѣщенія. 

Ухода  за  электричествомъ  не  требуется  ни каісо - 
го,  тогда  какъ  уходъ  за  керосиномъ  или  газомъ  довольно- 
таки  хлопотливъ:  нужно  налить  лампы  во-время,  и  налить 
такъ,  чтобы  керосина  хватило  на  все  время  горѣнія  и  не 
случалось  непріятной  неожиданности  среди  ночи,  когда, 
быть  можетъ,  и  керосина  купить  негдѣ;  нужно  умѣгочи  за¬ 
правлять  лампы,— вѣдь  это  цѣлая  наука,  которую  даже 
преподаютъ  на  разныхъ  курсахъ  домоводства.  А  съ  газомъ 
и  того  труднѣе:  зажиганіе  его,  помимо  опасности  пожара, 
крайне  неопрятно;  а  постоянная  забота  о  томъ,  нѣтъ  ли 
гдѣ  утечки,  если  не  черезъ  кранъ,  то  черезъ  лопнувшую 
или  не  плотно  свинченную  трубу— прямо-таки  дѣйствуетъ 
въ  концѣ  концовъ  удручающимъ  образомъ. 

Электрическое  же  освѣщеніе  не  требуетъ  ни  заправки, 
ни  какихъ-либо  заботъ  о  немъ — оно  всецѣло  готово  къ  дѣй¬ 
ствію  отъ  одного  поворота  выключателя  и  можетъ  быть  за¬ 
жигаемо  во  всякое  время  на  произвольно  малые  промежут¬ 
ки  времени. 

Въ  смыслѣ  равномѣрности  распредѣленія  ос¬ 
вѣщенія  никакой  другой  источникъ,  кромѣ  электриче¬ 
скаго,  не  можетъ  дать  такихъ  же  результатовъ,  въ  виду 
возможности  чрезвычайно  мелкаго  дробленія  свѣта  и  раз¬ 
мѣщенія  источниковъ  въ  какихъ  угодно  положеніяхъ. 

Помимо  того,  электрическій  свѣтъ  ближе  всего  под¬ 
ходитъ  къ  дневному,  благодаря  чему  вліяніе  его 
на  з р ѣ н і е— благопріятное,  а  не  ухудшающее,  какъ  нѣкото- 
рые  думаютъ.  }  худшающее  вліяніе  электричества  на  зрѣніе 
наблюдалось  лишь  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда,  увлекаясь  воз¬ 
можностью  имѣть  источникъ  свѣта  любой  силы,  примѣняли 
чрезвычайно  яркое  .освѣщеніе,  въ  которомъ  не  имѣлось 
нужды,  пли  же  когда  пользовались  непосредственными  лу¬ 
чами  электричества,  т.-е.  безъ  абажуровъ,  колпаковъ  и  по 
разсѣивающихъ  свѣтъ  присобленій  (особенно  при  дуговыхъ 
фонаряхъ),  которыя,  распредѣляя  свѣтъ  равномѣрно  даютъ 
чрезвычайно  пріятное,  не  утомляющее  глазъ  освѣщеній 
или,  какъ  говорятъ,  „мягкій"  свѣтъ.  щеше’ 

Въ  магазинахъ  малярныхъ  мастерскихъ  и  пп 
предпочтительное  пользованіе  электрическимъ  освѣщеніемъ 
давно  уже  общепризнано;  такъ  какъ,  во-первыхъ  благода¬ 
ря  емУ  имѣется  возможность,  какъ  говорятъ  пока™™ 

товаръ  лицомъ  (см.  Дальше-освѣщеніе’витринъѴ  за 

тѣмъ  электрическій  свѣтъ  не  мѣняетъ  окраски 
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ткапей  (особенно  спѣтъ  ВОЛЬТОВОЙ  ЛУГИ),  ПОЧГЫѴ  іпг* 

йнуществеино  пользуются  въ  мануфактурныхъ  Іаг^нЖ’ 

малярныхъ  мастерскихъ  и  вообще  всюду  гй  су2  пХ 
окраскѣ  имѣетъ  большое  значеніе,  а  Равное --при  адіктр^. 
ческомъ  освѣщеніи  отсутствуетъ  вредное  вліяніе^ а 
ТО  нары  въ  видѣ  потемнѣнія  металлическихъ  частей  ѵсы- 
шки  кожи,  налета  пыли  (отъ  движенія  воздуха)  и  пр. 


Какъ  устрапкается  электрпчество  (про- 

водка). 

Отъ  станціи,  гдѣ  вырабатывается  электрическая  энер¬ 
гія,  ведутъ  либо  надъ  землей,  либо  чаще  всего  подъ  землей 
провода,  несущіе  электрическій  токъ,  которые  вводятся  въ 
зданіе,  подлежащее  освѣщенію  или  обслуживанію  электри¬ 
ческими  моторами. 

Число  проводовъ,  идущихъ  отъ  станціи,  бываетъ 
либо  2  (двухпроводная  система),  либо  3  (трехпроводная  си¬ 
стема).  При  постоянномъ  токѣ,  т.-е.  такомъ,  который  все 
время  течетъ  въ  одномъ  направленіи,  отъ  станціи  идутъ 
2  провода,  (только  въ  небольшихъ  установкахъ),  чаще  же 
всего  3  (трехпроводная  систнма  постояннаго  тока),  и  тогда 
для  освѣщенія  и  мелкихъ  моторовъ  пользуются  однимъ  изъ 
крайнихъ  проводовъ  и  среднимъ,  а  для  болѣе  крупныхъ 
моторовъ  крайними  проводами.  При  перемѣнномъ  токѣ,  т.-е. 
такомъ,  который  безпрестанно  и  очень  часто  (до  юо  пере- 
мѣнъ  въ  секунду)  мѣняетъ  свое  направленіе,  чаще  все  г 
примѣняется  3-хъ  проводная  или,  какъ  ее  называютъ,  „тр 
фазная“  система,  причемъ  2-мя  любыми  проводами  е 
зуются  для  мелкихъ  моторовъ  п  освѣщенія  д  ’ 

16  св.  лампъ;  при  моторахъ  же  болѣе  кру  -  1  шеніи 

подводятся  три  провода;  точно  такъ  „повода 

свыше  30—40  лампъ  въ  квартиру  ввод  ^  р  0  *  лѣстни- 

Мѣсто  ввода  въ  зданіе  выбирается 
Пахъ  и  вообще  такъ,  чтобы  въ  щимъ  въ  данномъ 

МОЖНО  было  присоединиться  ВСВМЪ, 

владѣніи.  „ОГ.ТТТГГП  чякоытомъ  ящикѣ,  ста- 

У  ввода,  обыкновенно  въ  наглу  о  за  1состоящій  нЗЪ  пла- 

вится  главный  предохра п  ѵ  ’обокъ  съ  плавкими 
стинъ  легкоплавкаго  металла  ил  Р  защищаетъ  всю 
вставками  въ  нихъ.  Предохраш 1  д*ѣ  аГ0  повышенія  тока 
установку  отъ  перегрузки  или  -р  ‘  «  т.е  при  непосред- 
при  „короткихъ  3 ам? ^Т-голенныхъ  проводовъ  другъ 

ственныхъ  соприкосновеніяхъ  огол^  по  оннихъ  причинъ, 

съ  другомъ  (вслѣдствіе  каких 
(см.  стран.  16). 
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Если  подобное  „короткое  замыканіе"  произойдетъ,  или 
вообще,  если  сѣть  будетъ  перегружена,  то  такіе  ир<  до¬ 
хранители  тотчасъ  же  плавятся,  и  тѣмъ,  какъ  говорятъ, 
„обезточиваютъ"  сѣть,  т.-е.  прекращаютъ  къ  ней  доступ  і. 
тока,  иначе,  не  будь  предохранителей,  сгорѣли  бы  сами 
провода  и  вызвали  бы  тѣмъ  опасность  пожара. 

Отъ  ввода  идутъ  главные  провода  или  магистра¬ 
ли,  несущіе  токъ  къ  потребителю.  Если  магистралей  бу¬ 
детъ  нѣсколько,  то  каждая  изъ  нихъ,  на  основаніи  выше¬ 
приведенныхъ  соображеній,  защищается  особымъ  предо¬ 


хранителемъ. 

Въ  многоэтажныхъ  зданіяхъ  такая  магистраль 
тянется  черезъ  всѣ  этажи  и  прокладывается  стоя,  почему 
и  называется  стоякъ. 

Отъ  магистрали  дѣлаются  отвѣтвленія  въ  каждую 
изъ  квартиръ  потребителей,  при  чемъ  эти  отвѣтвленія 
берутся  также  черезъ  предохранители  (переходныя  короб¬ 
ки)  для  защиты  отъ  перегрузки  или  короткаго  замыканія 
уже  у  каждой  изъ  квартиръ  Такое  отвѣтвленіе,  войдя  въ 
квартиру,  прежде  всего  должно  быть  направлено  къ  счет¬ 
чику  электрической  энергіи,  который  будетъ  авто¬ 
матически  учитывать  то,  что  расходуетъ  абонентъ. 

Пройдя  черезъ  счетчикъ,  про¬ 
вода  подходятъ  къ  такъ  называемому 
групповому  щитку  (фиг.  8) 
отъ  котораго  уже  идутъ  провода 
къ  лампамъ.  Групповой  щитокъ 
служитъ  для  того,  чтобы  на  немъ 
въ  одномъ  мѣстѣ  (централизація) 
расположить  всѣ  предохранители, 
защищающіе  лампы  данной  квар¬ 
тиры,  которые,  однако,  ставятся  не 
на  каждую  лампу,  а  на  цѣлую 
группу  лампъ  (обычно  не  больше 
10  шт.  16  св.  лампъ),  т.-е.  каждый 
проводъ,  идущій  отъ  щитка,  несетъ 
на  себѣ  до  10  шт.  лампъ,  защищен¬ 
ныхъ  отъ  всякихъ  случайностей 
отдѣльною  парою  предохранителей. 

Если  лампъ  будетъ  болѣе  10  штукъ, 
ставятъ  на  щиткѣ  двѣ  пары  пре¬ 
дохранителей;  болѣе  20  штукъ  (до 
30)  — три  пары  И  Т.  Д.,  Т.-Ѳ.  ПО  одной  Фнг-  8-  Групповой  щитокъ, 
парѣ  на  каждый  десятокъ,  даже  если  бы  онъ  не  былъ  полнымъ 

Если,  напримѣръ  въ  квартирѣ  установлено  іб  лампъ  то 
на  групповомъ  щиткѣ  должно  быть  2  пары  предохраните¬ 
лей  и  на  одномъ  групповомъ  проводѣ  1  о  лампъ  а  на  тѵ 
гоыъ  5,  или  же  и  на  томъ  и  на  другомъ  по  неполному  де- 


сятку.  Въ  такой  квартирѣ  вполнѣ  возможно  увеличить  чи¬ 
сло  лампъ  до  20  безъ  постановки  новыхъ  предохранителей; 
если  же  въ  квартирѣ  захотятъ  поставить  болѣе  20  лампъ 
('напримѣръ,  25),  то  придется  ставить  новую  пару  пробокъ 
и  тянуть  новый  групповой  проводъ. 

На  фиг.  9  изображены  различные  виды  предохраните¬ 
лей,  употребляемыхъ  въ  домовыхъ  установкахъ. 

Прикрѣпляются  про'вода  обычно  не  прямо  къ 
стѣнѣ,  а  кь  изолирующимъ  ихъ  отъ  стѣны  фарфоровымъ 
роликамъ  (фиг.  10  и  11)  при  помощи^шуруповъ  или  сталь- 


а.  ь.  с. 

Фиг.  9.  Различные  типы  предохранителей :  а)  пробка  въ  предохрани¬ 
тель,  Ь)  и  с)  пробки  въ  переходи,  коробку. 

ныхъ  дюбелей  (при  проводкѣ  въ  сухомъ  мѣстѣ)  или  же  къ 
изоляторамъ  на  крюкѣ,  при  проводкѣ  въ  сырыхъ  мѣстахъ 
и  снаружи.  Въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  провода  приходится 
укрѣплять  на  потолкѣ  съ  желѣзными  балками,  провода 
укрѣпляются  на  закрѣпкахъ,  обхватывающихъ  нижнюю  пол¬ 
ку  балки 

Къ  лампамъ  провода  идутъ  черезъ  потолочныя  розет¬ 
ки  (фиг.  16),  при  чемъ  отъ  каждой  розетки  къ  блочнымъ 
лампамъ  и  арматурамъ  вѣсомъ  свыше  2‘/а  ф.  кромѣ  двухъ 


Фиг.  10.  Фиг.  И. 

Ролики  для  подвѣшив.  провода  (или  шнура). 

проводовъ,  несущихъ  токъ,  долженъ  итти  3-ій  холостой 
шнуръ  (фиг.  16),  несущій  всю  тяжесть  подвѣса.  Сами  лам¬ 
пы  '  ввертываются  своей  рѣзьбой  (цоколемъ)  въ  патроны, 
которые  могутъ  быть  либо  безъ  ключа  на  нихъ  (фиг.  12)  и 
тогда  лампа  гасится  и  зажигается  отъ  особыхъ  выключате¬ 
лей  на  стѣнѣ  либо  съ  ключемъ  (фиг.  16)  и  тогда,  конечно, 
лампа  не  имѣетъ  особаго  выключателя.  Для  укрѣпленія  на 
лампѣ  абажура  или  тюльпана  служатъ  держатели  (фпг.  1 6), 
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которые  присоединяются  къ  патронамъ  при  помощи  особыхъ 
ниПелей  Для  присоединенія  къ  сѣти  столовыхъ  и  нообпщ 
переносныхъ  лампъ  служатъ  штепселя  (фиг.  18),  состоящіе 
пзъ  штепсельной  розетки,  прикрѣпленной  къ  стѣнѣ  и  Ш)І|. 
ки  со  шнуромъ,  втыкаемой  въ  нее.  Каждая  розетка  обычно 
снабжается  предохранителемъ  внутри  нея. 

При  установкѣ  моторовъ  каждый  поставленный 
моторъ  защищается  особымъ  предохранителемъ.  Къ  настоя¬ 
щее  время  существуютъ  въ  продажѣ 
очень  удобные  ящики  для  моторовъ 
въ  которыхъ,  кромѣ  предохранителей, 
помѣщается  также  и  выключатель.  Нѳсь 
ящикъ  герметически  закрытъ. 

На  чертежѣ  проводки  въ  не¬ 
большой  квартирѣ,  въ  томъ  видѣ, 
въ  какомъ  онъ  представляется  на 
утвержденіе  станцій,  поставляющихъ 
энергію  или  градоначальствъ,  указы¬ 
вается:  главный  предохранитель  (м), 
счетчикъ  (условное  обозначеніе  д\.)> 
групповой  щитокъ  въ  видѣ  прямоуголь¬ 
ника  раздѣленнаго  на  части  по  числу 
группъ  (послѣ  счетчика)  и  провода, 
нанесенные  краснымъ:  двойные  —одной 
линіей,  тройные — одной  линіей  и  пун¬ 
ктиромъ.  Лампы  обозначаютъ  крести¬ 
комъ  (X)-  Люстры  —  крестикомъ  въ 
кругѣ  съ  указаніемъ  рядомъ  цифры 
числа  лампъ  въ  люстрѣ. 

Выполненіе  самой  проводки 
можетъ  быть  произведено  во  всякое 
время  и  въ  любой  квартирѣ  безъ  бо¬ 
язни  повредить  богатую  отдѣлку  и 
проч.  (напр.,  при  проходѣ  черезъ 
стѣны  карнизы  и  пр.).  Умѣлые  монтеры 
производятъ  подобныя  работы  настоль¬ 
ко  чисто  и  аккуратно,  что  неирнчинятъ 
никакого  безпокойства  или  вреда. 

Чтобы  судить  о  томъ,  какъ  работа¬ 
ли  прежде,  когда  не  было  еще  соотвѣтствующихъ  инстру¬ 
ментовъ,  и  какъ  теперь, достаточно  взглянуть  на  фиг.  14  и  15. 


Фиг.  12.  ІІатропъ 
ключа  (внизу)'  для 


бѲ8Ъ 

ввер¬ 


тыванія  въ  него  лампы. 


Фиг.  13.  Штепсельная 
розетка  и  вилка. 


Сколько  нужно  лампъ  для  освѣщеніи. 


Па  этотъ  вопросъ  можно  отвѣтить  такъ:  ровно  столько, 
сколько  требуется  для  того,  чтобы  получить  освѣщеніе,  не 
утомляющее  глазъ.  Къ  сожалѣнію,  при  электрическомъ  ос- 
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вѣщеніи  въ  этомъ  отношеніи  дѣлаютъ  б<ілыпія  уклоненія, 
соблазняясь  легкостью  замѣны  одной  лампочки  другой— бо¬ 
лѣе  яркой.  Глазъ  быстро  привыкаетъ  къ  освѣщенію,  и  для 
него  даже  очень  яркое  освѣщеніе  черезъ  нѣкоторое  время 
кажется  недостаточнымъ. — Отсюда  несправедливыя  нарека- 
нія  на  электричество,  которое  будто  бы  портить  зрѣніе.  Не 
электричество  портитъ  зрѣніе,  а  мы  сами,  неразумно  стре¬ 
мясь  къ  яркому  свѣту.  Для  того,  чтобы  не  дѣлать  значи¬ 
тельныхъ  уклоненій  отъ  требованій  гигіены,  здѣсь  можно 
привести  слѣдующія  указанія: 

Для  мѣстнаго  освѣщенія,  т.-ѳ.  для  освѣщенія  ка¬ 
кого-либо  мѣста,  гдѣ  производится  опредѣленная  работа 
(настольная  лампа  въ  кабинетѣ,  угловая  въ  гоетшшой,  надъ 
кухоннымъ  столомъ,  надъ  каждымъ  станкомъ  въ  мастер¬ 
скихъ  и  ир.)  вполнѣ  достаточны  лампочки  силою  свѣта  въ 
16  свѣчей,  или  въ  крайнемъ  случаѣ»  (въ  гостинной)  25  св. 

Въ  проходахъ,  клозетахъ,  чуланахъ  и  пр. 
умѣстнѣе  будутъ  10-ти  свѣчныя  лампы  или  даже  5-тп  свѣчныя. 


Общее  освѣщеніе  гостинныхъ,  столовыхъ  и  пр.,  т.-е. 
такое  освѣщеніе,  которое  даетъ  равномѣрно  распредѣленный 
свѣтъ,  зависитъ,  главнымъ  образомъ,  отъ  высоты  подвѣса 
лампы  или  люстры  отъ  пола;  чѣмъ  ниже  виситъ  лампа, 
тѣмъ  освѣщеніе  иола  будетъ  ярче.  Очень  низко  подвѣши¬ 
вать  лампы,  однако,  нельзя,  такъ  какъ  это  будетъ  некраси¬ 
во,  и  слѣдуетъ  при  этомъ  сообразоваться  съ* общею  высо¬ 
тою  помѣщенія. 
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Руководящія  данныя  въ  смыслѣ  выбора  необходимаго 
освѣщенія  и  высоты  подвѣса  можетъ  дать  слѣдующая  таблица: 

И  а  одну  10  ев.  лампу  приходится: 

При  пысотѣ  полнѣоа  отъ  пола  въ  2я/*  З1/,  1  о1/,  01/*  7  в1/** арш, 

Площадь  иола  нъ . 10  14  І21/*  12  IIя/,  II1/*  11  кв.  арш 

"Примѣръ  1.  Нужно  освѣтить  небольшую  гостинпую,  размѣръ  кото- 
рой  иъ  длину  7 ,  въ  ширину  О  арш.  Сколько  потребуется  для  этого  штукъ 
10  свѣчи,  лампъ,  «  ели  высоту  подвѣса  для  даннаго  помѣщенія  удобнѣе 
всего  взять  раиной  З1/,  арш. 

Изъ  таблицы  имѣемъ,  что  при  выбранной  высотѣ  подвѣса  (3 V,  арш.) 
ша  можетъ  достаточно  оовѣтить  14  кв.  аршнвъ.  І  і 
площадь  пола  7  <6  42  кв.  арш.,  т.  о.  въ  3  раза  больше,  слѣд.  придется 

вимть  3  лампы. 

Въ  продажѣ  существуютъ  дампы  слѣдующихъ 

силі»  свѣта  (въ  свѣчахъ): 

5,  10,  1«,  26,  82,  60,  100,  200,  400,  000,  1000  и  8000  он. 
какъ  металлическія,  ’іакъ  и  угольныя. 


Какъ  лучше  всего  расположить  лампы 
и  какую  арматуру  для  нихъ  купить? 

Иъ  п  е  б  о  л  ь  ш  вх  ъ  квартирахъ  о  расположеніи 
лампъ  особенно  думать  не  приходится:  мѣсто  для  лампы  на 
рабочем  ь  столѣ  или  надъ  столомъ,  въ  видѣ  блочнаго  подв  і  - 
0,11  Ориг.  10)  опредѣляется  само  собою.  Тоже  молено  сказать 
про  положеніе  угловой  лампы  въ  гостинной(фиг.  17)  или  у 
рояли,  для  котораго  особенно  прагодны  длинныя  сигаро¬ 
образныя  или  трубчатыя  лампы  (фиг.  18).  Для  общаго  же 
освѣщенія  вполнѣ  бываетъ  достаточно  простого  поднѣг*  вь 
одну  лампу  (фиг.  Н>)  или  іісболмноПлюстры  въ  2 — 8  лампы 
(фнг.  20),  а  въ  спальняхъ  1  на  потолкѣ  и  1  штепсель  для 
лампы  качалки  (фиг.  21)  на  ночной  столикъ  или  стѣну  для 
чтенія  нъ  постели.  ^ 

Н  ъ  к  н  а  р  тирахъ  болѣе  я  и  а  ч  и  т  е  л  ь  н  ы  х  ъ,  въ  за* 
лахь,  гостипныхъ  н  ироч.  ннрадных'ь  комнатахъ  приходится 
одумать,  какъ  лучше  расположить  необходимое  для  оспѣ* 
'.'  нія  число  лампъ,  при  чоіп.въ  основу  должно  быть  моложе* 
<<  і  піамііе  правило:  „возможно  равномѣрное  распредѣленіе 
<  "  іа  и  .ід  і  ни  та  глааі.  отъ  непосредственно  падающихъ  лучей, 
іі і,  Г»'ІИВО“ѣрноотн  ООН ѣ  щ е  н  і я  слѣдуетъ*  лпм- 

,,ін,„  »^:,тГГГТЬ  Н1’  1  —  2  ЛЮСТРЬІ  выбирая  для  нихъ  не 
,, ,  1  Ручныя  (міюгоевѣчныя)  дампы,  а  остальныя 

Гт»  ііііи'НМ  Ш1*гь  110  стѣнамъ  въ  одно  или  двухъ  рожковыя 

и  Іінжіп.и.'  МIЛ<'",<X',,  особенно  удобны  люстры  оъ  верхним  ь 
и  нижним  ь  овѣтомъ  (фиг.  22). 

«тІ,,Ъ..РЛ7"“н“І*  Л**СТРЫ  непремѣнно  слѣдуетъ  снаб* 

рСКЛЮЧВТВЯяМ  и,  которые  дан^тъ  ВОЗМОЖНОСТЬ 
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зажигать  въ  люстрѣ,  напримѣръ,  1,  2,  :?  или  большее  ко¬ 
личество  лампъ.  Примѣненіе  переключателей  даетъ  возмо¬ 
жность  пользоваться  свѣтомъ  по  мѣрѣ  надобности  (напри¬ 
мѣръ,  при  уборкѣ  комнаты  1  лампа,  при  гостяхъ— полное 
.  освѣщеніе,  что,  несомнѣнно,  будетъ  экономичнѣе. 

Особенно  выгодно  примѣненіе  переключателей  въ  ме¬ 
блированныхъ  комнатахъ,  гдѣ  постановка  ихъ  обез¬ 
печиваетъ  горѣніе  лишь  одной  лампы  либо  въ  комнатѣ, 
либо  въ  спальнѣ. 

Защита  отъ  непосредственно  падающихъ 
лучей  важна  въ  томъ  отношеніи,  чтобы  устранить  непрі¬ 
ятное  впечатлѣніе  рѣзкаго  (контрастнаго)  освѣщенія  (изъ 
одной  точки)  и  предохранить  глаза  отъ  раздраженія.  Очень 
удобны  въ  этомъ  случаѣ  матовыя  лампы,  которыя  прекра¬ 
сно  разсѣиваютъ  свѣтъ  и,  хотя  поглощаютъ  нѣкоторую  его 

часть  (до  15%)?  но,  тѣмъ  не  менѣе, 
даютъ  впечатлѣніе  даже  болѣе  яркаго, 
а,  главное,  пріятнаго  для  глазъ  “мяг¬ 
каго"  свѣта. 

При  освѣщенія  чѳртеж- 
п  ы  х  ъ,  б  и  б  л  і  о  т  о  ч  и  ы  х  ъ  читаленъ, 
а  такъ  же  многихъ  производствъ, 
весьма  удобнымъ  въ  смыслѣ  равно¬ 
мѣрности  распредѣленія  свѣта,  ока¬ 
зывается  освѣщеніе  дуговыми  фона¬ 
рями  съ  отраженіемъ  на  потолокъ 
а  въ  послѣднее  время  многосвѣчными 
моталлич.  лампами  (фиг.  32),  вполнѣ 
замѣняющими  дуговые  фонари.  При 
такихъ  уолопіяхъ  потолокъ,  конечно, 
долженъ  быть  бѣлымъ. 

И  ъ  м  а  г  а  з  и  н  а  х  ъ,  гдѣ  освѣщеніе 
цитринъ  необходимо  ноолѣ  закрытія 
магазина,  либо  во  время  всей  ночи, 
либо  на  время  наибольшаго  движенія 
но  улицамъ  (при  возвращеніи  наир, 
публики  изъ  театровъ)  жечь  лампы 
вею  ночь  напролетъ  до  утра,  конечно, 
невыгодно  и  здѣсь  лучше  всего  по¬ 
ставить  автоматическій  выключатель, 
который  въ  точно  опредѣленное  время 
будетъ  включать  и  выключать  свѣтъ 

Іб.іілонный  иодаѣсь,  гамъ.  * 

могущій  иодешматьс*  и  ||а  лѢСТННЦіѴХЪ,  ГДѢ  НѢТЪ 
опускаться.  швейцаровъ,  особенно  удобно  при¬ 

мѣненіе  лѣстничныхъ  переключателей,  которые  даютъ  воз¬ 
можность  зажигать  свѣтъ  только  въ  Томь  ѳт&жѣ,  гдѣ  въ 
данное  время  находишься.  Такъ,  напримѣръ,  при  входѣ  въ 


дверь  зажигается  свѣтъ  на  1-й  площадкѣ,  при  входѣ  пц 
которую  поворотъ  переключателя  даетъ  свѣтъ  на  2-й  пло¬ 
щадкѣ  и  погасаніе  на  1-й  и  т.  д.  пока  не  доберешься  до 


Фиг.  17.  Угловая  лампа  въ  гостинной. 


Фиг.  18.  Лампа  у  рояли  (сигарообразная  или  трубчатая). 


своего 

даетъ 


освѣшенЬИп!!«^е  ,пово1)отъ  выключателя  при  входѣ 
сей  лѣстницы,  которое  можетъ  быть  по- 
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гашено  попоротомъ  переключателя  у  каждой  изъ  дверей 
квартиры.  Примѣненіе  такихъ  переключателей  даетъ  воз¬ 
можность  экономно  пользоваться  свѣтомъ  лишь  на  время 
надобности  въ  немъ. 

Арматура  для  лампъ  можетъ  быть,  какъ  самая 
простая,  такъ  и  весьма  изящная  въ  любомъ  стилѣ.  Фабрич¬ 
ное  производство  арматуры  и  конкуренція  настолько  сбили 
цѣны,  что  теперь  можно  пріобрѣсти  очень  недорого  доволь¬ 
но  изящную  и  стильную  арматуру.  На  фиг.  19—24,  изобра¬ 
жена  самая  простая  и  наиболѣе  дешевая  арматура  необхо¬ 
димая  для  средней  квартиры,  при  чемъ  на  первое 
время  можно  обойтись  даже  безъ  настольной  лампы  или 
люстры,  такъ  какъ  всякая  столовая  керосиновая  лампа  мо- 
ясетъ  быть  передѣлана  въ  электрическую  (фиг.  25),  а  вся¬ 
кая  висячая  лампа  въ  люстру  при  помощи  ниппелей,  сто- 


Фиг.  19.  Простой  Фиг.  20.  Люстра 

подвѣсъ  съ  абажуромъ.  въ  3  лампы. 


Фиг.  21.  Лампа 
качалка. 


ящихъ  нѣсколько  копеекъ  Точно  также  всякая  электриче¬ 
ская  люстра  можетъ  быть  сдѣлана  въ  видѣ  свѣчной,  если 
примѣнить  къ  ней  свѣчные  патроны  на  которые  надѣваютъ 
фарфоровые  гильзы  для  приданія  имъ  вида  стеариновыхъ 
свѣчей. 

Для  освѣщенія  чулановъ  могутъ  быть  рекомендо¬ 
ваны  переносныя  лампы  съ  сѣткой,  защищающей  ихъ  отъ 
ударовъ;  для  освѣщенія  ванныхъ,  кухонь,  подъ¬ 
ѣздовъ  ипр.  герметическая  арматура,  предохраняющая 
лампы  отъ  сырости,  а  для  освѣщенія  корридоровъ  и  кло¬ 
зетовъ,— наклонный  патронъ  (фиг.  23). 
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Въ  качествѣ  примѣра  расположенія  лампъ  ^ 
настольныхъ  люстрахъ  можно  указать  на  фиг.  20,  гдѣ  слѣ¬ 
ва  указано  неправильное  расположеніе,  при  которомъ  на 
столъ  будетъ  падать  меньше  свѣта. 


Какими  лампами  выгоднѣе  всего  пользо¬ 
ваться? 


Тотъ  переворотъ,  который  произошелъ  въ  послѣднее 
время  въ  электроосвѣтительномъ  дѣлѣ  съ  изобрѣтеніемъ 
металлическихъ  лампъ  и  совершенство,  котораго  достигло 
въ  быстрое  время  производство  этихъ  лампъ,  позволяютъ 
отвѣтить  на  этотъ  вопросъ  такъ:  „почти  во  всѣхъ  слу¬ 
чаяхъ  пользуйтесь  исключительно  металли¬ 
ческими  лампами,  какъ  наиболѣе  экономич¬ 
ным  и“. 


Теперь  металлическія  лампы  даютъ  возможность 
обзавестись  электричествомъ  всякому,  даже 
съ  большей  выгодой,  чѣмъ  керосинъ,  при  чемъ  первона¬ 
чальныя  затраты  на  устройство  освѣщенія  вовсе  не  такъ 
велики,  какъ  это  думаютъ. 

Для  того,  чтобы  критически  отнестись  къ  этому  поло¬ 
женію,  разберемся  въ  достоинствахъ  и  недостаткахъ  суще¬ 
ствующихъ  типовъ  лампъ  и  случаяхъ  ихъ  примѣненія. 

С}  ществуетъ  3  главныхъ  типа  лампъ:  лампы  со  свѣтя¬ 
щимся  волоскомъ  изъ  угля,  лампы  съ  металлическимъ  во¬ 
лоскомъ  и,  наконецъ,  дуговыя  ламиы  или  фонари. 

Л,ШШ  СЪ  уг®ЛЬН0Й  нитью  (Ф0Г-  2?)  По  своей  выносли- 
дешевизнѣ  могли  бы  считаться  незамѣнимыми,  если 

ская  ?ампоаЛПппхН°е  Же  потРебленіе  тока.  какъ  металличе- 

зйг  ж  та 

гѵтъ  Йта*  ЛаМПЫ’  ^Чествующія  въ  продажѣ  мо¬ 
гутъ  быть  раздѣлены  по  потребленію  внепгіи  П«Г  <» 

уаттніГя^^ЯольЛг ЛууапТНЫЯ“  (интенсивныя? и  „о д н о- 
уаттныя  (Вольфрамъ,  Осрамъ  И  пр.  Фиг.  29)  Какъ  тѣ 

напримѣръ  Г1пвпвыяИ^ТЛЬН°  э^ономичнѣе  угольныхъ.  Такъ! 
экономіи)  экономичнѣе аіутльнытЧТИ  ВЪ  6  Разъ  (°коло  85°/° 

»  вѵг  <»»“  » чтзаг чѣмь 

можно  поТра0зГѣлТьПтакъжеСнаб  2  изготовл енія  лам,)Ы 

іакь  же  на  2  типа:  лампы  съ  воло- 
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скомт>  изъ  тянутой  проволоки  и  изъ  проволоки 
давленой.  Лампы  изъ  тянутой  проволоки  изготовляются 
проще  всего  и  обладаютъ  значительной  прочностью,  почему 
въ  настоящее  время  рынокъ  перешелъ  на  исключительное 
пользованіе  ими. 


Для  нагляднаго  доказа¬ 
тельства  экономичности 
этихТ)  лампъ,  достаточно  взгля¬ 
нуть  на  фиг.  30  и  фиг.  31,  гдѣ 
указано  приблизительное  число 
лампъ  съ  металлической  нитью, 
питаемыхъ  такимъ  же  количе¬ 
ствомъ  электрической  энергіи, 
какъ  и  угольныя  лампы. 

Въ  томъ,  что  металлическія 
лампы  значительно  экономичнѣе 
угольныхъ,  можно  убѣдиться, 
приложивъ  къ  поверхности  этихъ 
лампъ  руку.  Угольная  лампа  бу¬ 
детъ  значительно  горячѣе  метал¬ 
лической,  слѣд.  въ  угольной 
лампѣ  значительная  часть  элек¬ 
трической  энергіи  уходитъ  на 
совершенно  ненужное  намъ  тепло. 
Металлическія  лампы  на  ощупь 
чуть  теплыя  и  быть  можетъ 
пройдетъ  немного  времени,  какъ 
ыы  получимъ  лампы  съ  „холод- 
н  ы  м  ъ  с  в  ѣ  т  о  м  ъ“,  т.-е.  та¬ 
кія,  въ  которыхъ  вся  энергія  бу¬ 
детъ  превращаться  въ  свѣтъ  и 
никакихъ  побочныхъ  попутныхъ 
продуктовъ  (въ  родѣ  тепла)  при 
этомъ  не  будетъ  получаться. 

Единственный  недос¬ 
татокъ  современныхъ  метал¬ 
лическихъ  лампъ— это  все  еще 
ихъ  дороговизна  и  хрупкость 
нитей.  Однако  въ  послѣднее 
время  появились  еще  болѣе  эко¬ 
номичныя  лампы  а  именно  полу- 
уаттныя  т.-е.  потребляющія  въ 
2  раза  меньше  энергіи  чѣмъ  обык¬ 
новенныя  металлическія.  Лампы 
эти  горятъ  ярко  бѣлымъ  свѣ¬ 
томъ  приближающимся  къ  дневному.  Хотя,  лампы  эти  нѣ¬ 
сколько  менѣе  долговѣчны,  но  расходъ  на  лампу  быстро  оку¬ 
пается  даваемой  ею  экономіей  и  большей  длительностью 


Фиг.  22.  Люстра  въ  4  лампы. 


горѣнія,  такъ  какъ  одноуаттныя  лампы  горятъ  полезно  д0 
іооо  и  даже  2000  часовъ,  а  полууаттныя  до  800  ч. 

Бывшая  ранѣе  у  металлическихъ  лампъ  чрезвычайная 
хрупкость  нитей  и  необходимость  горѣнія  нъ  омро- 
дѣленномъ  положеніи  (во  избѣжаніе  провисанія  питой)  те¬ 
перь  устранена  и  мы  имѣемъ  металлическія  лампы,  съ  ко- 


Фиг.  23.  Фиг.  24.  Фиг.  25.  Нипполі.  для 

Наклонный  патронъ.  Однорожконоо  бра.  передѣлки  керосин,  лампъ 
,  на  электрическія. 


торыми  слѣдуетъ  бережно  обра  щ  а  т  ь  с  я,  и  только. 
Существующее  до  сихъ  поръ  предубѣжденіи  противъ  ме¬ 
таллическихъ  лампъ,  будто  бы  онѣ  настолько  хрупки,  что 
перегораютъ  чуть  не  каждую  недѣлю,  осталось  отъ  преж¬ 
нихъ  временъ  перваго  появленія  этихъ  лампъ,  когда  онѣ 


Неправильно. 


Фяр*  лампъ  въ  ивстол'ьныхГлюстрахъ. 

^ГГ,еЛГ^иЛИ  Хру,ІКИ-  "  кР°мѣ  того,  потому  что  по- 
зйпаві’  РГиъ  УВЪ  къ  ««нослнвости  лампъ  угольныхъ, 
жжьіх'і  лпмті'1°Мр’  П°  1Іужпо  считаться  съ  особенностями 
пмпііи  41  инпУ°ИГЬ  только  «сторожи,,  нести  пакетъ  съ 

что  стоит',  "  110  ро,ІЯЯ  ш’°>  ПС  задѣвая  имъ  ни  яа 
ю,  - 1  ои і  ь  только  осторожно  ввернуть  новыя  лампы  само- 


му,  но  поручая  этого  несложнаго  дѣла  прислугѣ,  и  тогда 
молено  гарантировать,  что  ни  одна  лампа  не  перегоритъ 
ранѣе  положеннаго  для  нея  времени. 

Пере  г  о р ѣ  в  ш і я  металлическія  лампы 
м  о  і'  у  т  ъ  б  и  т  ь  легко  и  с  п  р  а  в  л  е  н  ы,  стоить  ихъ 
только  невынимая  изъ  патрона  (подъ  токомъ)  легонько 
встряхнуть  и  оборванныя  нити  спаяются. 

Примѣнять  металлическія  ла  м  и  и  можно 
всюду  и  во  всѣхъ  положеніяхъ,  даже  на  пароходахъ  и  по¬ 
ѣздахъ.  Будучи  разъ  неподвижно  подвѣшенными  они  стой¬ 
ко  выполняютъ  свою  службу.  Для  настольныхъ  лампъ  этотъ 
типъ  молено  рекомендовать  лишь  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда 
можно  ожидать  бережнаго  обращенія  прислуги  при  ежед- 


Фиг.  27,  У  голыши  Фиг.  28.  Полуторауатт-  Фиг.  29.  Одпоуатшая 

лами.ч.  -  пая  мотал,  лампа  „Тан-  мотал,  лампа. 

талъ." 

ценной  перестановкѣ  лампы  (при  уборкѣ  комнатъ).  Тамъ, 
гдѣ  ожидаютъ  возможности  сотрясеній,  лучше  всего  при¬ 
мѣнять  лампы  „Танталъ*,  (фиг.  28)  такъ  какъ  эти  лампы, 
хотя  ко  такъ  экономичны,  какъ  Вольфрамъ  и  пр.,  но  нѣ¬ 
сколько  выносливѣе  ихъ. 

Д  л  я  м  и  г  а  з  и  в  о  в  ъ,  йодъ  ѣ  адов  ъ,  осп  ѣ  Щ  о- 
в  і  я  д  в  о  р  о  в  ъ  и  пр.,  мѳтилличсокія  лампы  особенно  при¬ 
годны,  такъ  какъ  онѣ  отроются  также  и  на  большія  силы 
свѣти  (юоо  свѣчей  и  болѣе,  фиг.  32),  при  чемъ  даютъ  да- 
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же  большую  экономію»  чѣмъ  такія  же  лампы  обычныхъ 

силъ  свѣта. 

Какія  лампы  лучше  всего  покупать  и  у 
какой  фирмы?  Какія  лампы  лучше  другихъ?— Конечно, 
тѣ,  которыя  меньше  всего  расходуют!,  виергін,  прочнѣе  и 
дешевле  другихъ.  Къ  наиболѣе  экономичнымъ  лампамъ, 
какъ  видно  изъ  предыдущаго,— принадлежал,  лампы  метал 
лическія — .одно  и  Полъ-уаттныя",  а  наиболѣе  прочными  изъ 
нихъ  считаются  лампы  съ  волоскомъ  изъ  тянутой  проволоки. 
Поэтому,  какъ  будто  бы  естественнѣе  всего  при  покупкѣ 
останавливаться  на  нихъ.  Большое  количество  самыхъ  раз¬ 
нообразныхъ  названій,  которыя  фирмы  придумываютъ  сио 
пмъ  лампамъ,  единственно  лишь  въ  отличіе  отъ  других!., 
не  указываютъ  на  то,  что  это  какія-либо  особыя  .пампы. 
Такъ  напримѣръ,  одноуаттныя  лампы  съ  тянутой  проволо¬ 
кой  изготовляютъ  4—0  заводовъ,  пользуясь  для  изготовле¬ 
нія  однимъ  и  тѣмъ  же  патентомъ,  но  выпускаютъ  ихъ  на 
рынокъ  подъ  разными  названія,  что  не  мѣняетъ,  конечно, 


Фиг.  30.  Пять  угольныхъ  лампъ. 


Фиг.  31.  Шестнадцать  металлич.  одноуаттныхъ  лампъ  питаемыхъ 
гЬыъ  же  колич.  энергіи,  что  и  5  угольныхъ  лампъ  фиг.  30. 


ни  нхъ  достоинствъ,  ни  недостатковъ.  Поэтому  при  покупкѣ 
слѣдуетъ  требовать  лишь  типъ  лампы,  не  придавая  особаго 
значенія  придуманному  ей  названію.  Покупать  лампы  луч¬ 
ше  всего,  конечно,  у  солидныхъ  зарекомендовавшихъ  себя 
фирмъ,  которыя  не  будутъ  продавать  негоднаго  фабриката. 
1  екомендовать  какую-либо  опредѣленную  фирму  воздержи¬ 
ваюсь  по  вполнѣ  понятнымъ  соображеніямъ. 

На  что  нужно  обращать  вниманіе  при 
п  о  к  у  п  к  ѣ  лампы?  Главное,  на  что  слѣдуетъ  обращать 
вниманіе  при  покупкѣ  лампъ, — это  соотвѣтствіе  напряженія 
(„вольтажа"),  на  которое  построены  лампы,  съ  тѣмъ  напрЯ' 


гніемъ  («польтлжі’іп.*)  тока,  который  доставляется  ігь 
квартиру  со  станціи.  Вели  лашн»,  построенная  на  одно  на 
пряженіе,  будетъ  поставлена  и?*  сѣть  съ  напряженіемъ  боль¬ 
шимъ,  то  она  при  значительной  разницѣ  напряженій  заго¬ 
рается  ярким!#  свѣтомъ  и  погасаетъ  ^перегораетъ),  при 
меньшей  разницѣ  продолжаетъ  горѣть,  но  съ  сильнымъ  на¬ 
каломъ  (съ  „перекаломъ"),  Дания  ослѣпятельно-бѣлыП  свѣтъ. 
Такая  лампочка,  не  говоря  уже  о  томъ,  что  воаьмегь  на 
себя  больше  энергіи,  будетъ  недолговѣчна,  скоро  потемнѣ- 
егь  и  перегоритъ.  Нъ  свою  очередь  ламна,  будучи  включе¬ 
на  въ  цѣпь  съ  напряженіемъ  меньшимъ,  чѣмъ  то,  на  кото¬ 
рое  она  построена,  горитъ  съ  „недокаломъ- — красноватымъ 
свѣтомъ  и  но  даетъ  того  освѣщенія,  которое  отъ  нея  ожи¬ 
даютъ. 


Фиг.  32.  Миогоовѣчная  металл ич.  лампа,  Фиг.  33.  Дуговой  фо- 


вамѣняющая  дуговой  фонарь. 


нарь. 


Напряженіе,  на  которое  построена  лампа,  обычно 
помѣчается  на  цоколѣ  ѳ  я,  т.-е.  на  той  части,  ко¬ 
торой  она  ввинчивается  въ  патронъ,  гдѣ  также  помѣчается 
и  число  свѣчь,  которое  лампа  должна  давать  при  этомъ 
напряженіи.  Такъ,  напримѣръ,  если  на  цоколѣ  лампы  на¬ 
писано: 


120  16 


это  значитъ,  что  такая  лампа  пригодна  для  горѣнія  въ  сѣ¬ 
ти  съ  напряженіемъ  въ  120  вольтъ  и  будетъ  давать  при 
этомъ  16  свѣчей. 


—  ло 


3.  Дуговые  фонари  (фиг.  8Я)  даютъ  довольно  ѳкопомичѳ» 
ское  освѣщеніе,  но  въ  виду  того,  что  оила  овѣта  ихъ  Йй' 
бываетъ  молоП  (6О0—ЮОО  и  болѣо  свѣчой),  а  горѣніи  ],цол. 
нѣ  спокойнымъ,  примѣняются  лишь  для  оовѣщѳніл  Подъ» 
ѣздокъ,  дворовъ,  рекламы  и  пр.  Однако,  ровное  горѣніе 
большихъ  металлическихъ  лампъ,  которыя  строятся  теперь 
ни  очень  большія  силы  овѣта  (до  1000  и  болѣо  свѣчей),  д(). 
шенвзна  ихъ  (вся  такая  лампа  съ  полной  арматурой  стоитъ 
въ  6  разъ  дешевле  фонаря,  во  меньшая  экономичность  въ 
смыслѣ  расхода  тока  и,  наконецъ,  полное  отсутствіи  ухода 
(ежедневная  смѣни  углей,  чистка  и  нр.),  которыя  имѣются 
при  пользованіи  дуговымъ  фонаремъ,  позволяютъ  оъ  боль- 
пвім’і.  удобствомъ  и  а  м  ѣ  и  и  т  ь  д  у  г  о  в  о  П  ф  о  и  а  р  і.  м  0. 
талличѳокой  лампой. 


Сколько  придется  платить  за  освѣщеніе, 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  переворотомъ,  какой  произвели  въ  оле- 
ктрооспѣтнтолі.иомъ  дѣлѣ  металлическія  лампы,  совершенно 
справедливо  можно  окапать,  что  в  л  е  к  т  р  и  ч  с  с  т  в  о  с  т  а- 
Л  О  Д  О  СТО  Я  Н  I  С  М  ъ  с  к  о  р  і,  С  гі  І,  д  II  и  х  ъ,  ч  ѣ  м  і,  6  о 

г  а  т  ы  х  ъ.  Дѣйствительно,  даже  ври  дорогомъ  тарифѣ*)  го- 


Ч-иі  ,44.  ІЬбоіюиаоиыи  опички,  отоямость'горітім  которыхъ  обходится  ігь 
60  ранъ  дорожи  «локтричвотяа. 

рѣніе  одной  лампочки  (т.  и.  одноуаотной)  силою  овѣта  въ 
м>  свичей  обходится  въ  часъ  всего  лишь"/,  ков.  а  въ  про¬ 
долженіе  всего  вечера  (наир,  за  о  часовъ)  -только  ІС0" 
поПкп.  А  сколько  сгоритъ  за  ото  время  ковосииа  и  сколько 

непріятностей  ОНЪ  принесетъ? 

*)  При  тарифъ  Моек,  о 


ші  нлоьтрич.  пои,  ігь  '1  коп.  он  гоктоуаттчікѵь 
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||(і  нужно  также  забнпать,  что  но  псѣ  установленныя  іп. 
квартирѣ  лампы  горятъ  одновременно.  Горятъ  только  тѣ, 
которыя  нужны  іп.  данную  минуту,  а  такихъ  на  всю  кішр 
тиру  наберется  всего  лишь  2  Я,  а  иногда  и  одна.  Осталь¬ 
ныя  будутъ  зажигаемы  только  нт.  случаѣ  надобности,  какъ 
спичка,  па  одно  мгновеніе,  для  того  лишь,  чтобы  пройти 
черезъ  какую-либо  комнату  или  нзлть  изъ  пел  что-либо. 
Расходъ  энергіи  на  такія  мгновенныя  зажиганія  оказывает¬ 
ся  даже  куда  меньше  расхода  на  спички:  горѣніе  напри¬ 
мѣръ  ій  он.  лампочки  въ  теченіе  '/«  минуты  обходится 
коп.,  тогда  какъ  стоимость  спички  равна  ‘Д  коп.  т.-е.  г  о- 
р  ѣ  и  і  о  16  о  в.  л  а  м  и  о  ч  к  и  о  б  х  о  д  и  т  с  я  в  ъ  оо  р  а  з  ъ 
д  о  пі  о  в  л  о  о  т  о  и  м  о  от  и  с  п  и  ч  к  и,  но  считая  того,  что 
она  дастч.  свѣта  въ  нѣсколько  десятковъ  разъ  больше.  *) 
Для  того,  чтобы  у  з  и  а  т  і.,  и  о  ч  т  о  о  б  о  0  д  е  т  О  Я 
г  о  р  ѣ  н  і  с  л  а  м  и  о  ч  к  и  любой  силы  свѣта,  нужно  знать 
сколько  боротъ  она  на  себя  энергіи  и  почемъ  эта  энергія 
отпускается  (тарифъ).  Въ  нижопронодимой  таблицѣ  указаны 
количества  энергіи,  потребляемыя  различными  лампами,  и 
для  того,  чтобы  узнать  стоимость  горѣнія  лампочки  въ 
часъ,  слѣдуетъ  только  соотвѣтствующее  ей  количество  энер¬ 
гіи  помножить  па  цѣну,  ПО  которой  отпускается  энергія 
(за  гоктоуттчпсъ),  а  то,  что  получится  раздѣлить  на  юо. 


Количество  энергіи  потребляемое  различи,  лампами. 


Число  овѣчѳй 
получаемыхъ  отъ 
лампы. 

Количество  энергіи  потребляемое 
лампами  (въ  уаттохъ), 

Металлическими 
одноуаттн.  |Ѵз  удтти. 

Угольными. 

10 

12 

86 

10 

18 

— 

60 

26 

27 

— 

85 

32 

84 

20 

98 

60 

60 

26 

166 

100 

100 

60 

820 

200 

200 

100 

640 

400 

800 

200 

1 240 

000 

480 

800 

1800 

1  000 

800 

600 

8100 

8000 

1600 

Примѣръ  2.  Во  что  обойдется  горѣніе  мт.  часъ  2  лимит,  но  І<>  ои- 
въ  могил  л  им.  питью,  соли  тарифъ  іп»  діишоА  мѣстности  (ігь  Моевкѣ  наир.) 
4  кои.  (ни  пжтоуаттчиоъ). 


♦)  При  тарифѣ  ші  электричество  4  к.  ил  гѳктоуаттчаеъ  и  цѣнѣ  спичекъ 
16  к.  нл  коробку  НЪ  60  СПИ ЧОКЪ. 
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Согласно  таблицѣ  16  св.  лампа  съ  метал,  нитью  бороть  на  себя 
личос?во  энергіи  равное  18  уаттъ.  слѣдоват.  при  тарифѣ  въ  4  коп.  При. 
дется  платить  въ  часъ  за  горѣніе  одной  лампочки. 

_АІ§_ _ —  копѣйки, 

100  _  100 

а  за  горѣніе  2-хъ  лампъ  въ  2  раза  больше,  т.-е. 

72  144 

2- 100  ~  100  1,44 

т.-ѳ.  меньше  1,5  копеекъ. 

Примѣръ  3.  Во  что  обойдется  горѣніе  въ  часъ  тѣхъ  жо  лампъ, 
что  и  въ  примѣрѣ  1-мъ,  но  съ  угольными  волосками  (но  экономичес  кихъ)! 
Согласно  предыдущему  имѣемъ: 

Горѣніе  одной  лампочки  въ  часъ: 

4.56  _  224  _  о 

100  — 100  —  2,24  к- 
т.-е.  около  2Ѵ|  коп.  въ  часъ. 

Горѣнія  2-хъ  ламночѳкъ  будетъ  стоитъ  ок.  4 У2  коп.  въ  часъ. 

Изъ  этихъ  двухъ  примѣровъ  наглядно  выясняется  не¬ 
выгодность,  пользованія  угольными  лампами,  горѣніе  кото¬ 
рыхъ  обходится  болѣе  чѣмъ  въ  8  раза  дороже. 

На  основаніи  предыдущихъ  разсужденій,  въ  приводимой 
ниже  таблицѣ  уже  вычислена  стоимость  горѣнія  въ  часъ 
различныхъ  лампъ  накаливанія  для  Московскаго  тарифа 
(О-ва  Электрич.  Осв.  учр.  1886  г.)  и  ею  можно  пользовать¬ 
ся  безъ  какихъ  бы  то  ни  было  математич.  выкладокъ. 

Стоимость  горѣнія  1  лампы  въ  часъ  въ  Москвѣ. 


Число  свѣчей  получае¬ 
мыхъ  отъ  лампы. 


10 

16 

25 

32 

50 

100 

200 

400 

600 

1000 

3000 


Стоимость  горѣнія  въ  копейкахъ. 

Металличѳск.  лампы. 

Угольныя  лампы. 

Обыкн. 

Интенс. 

ок.  і/„  коп. 

..  зи  . 

”  1  П 

>>  іу.  » 

„  2  „ 

»»  4  „ 

»  8  „ 

»  16  п 

»  24  „ 

„  40  „ 

„  120  „ 

ок.  */4  кон. 

”  1  „ 

.  2  . 

»  4  и 

>>  8  „ 

»  12  „ 

»  20  , 

.  60  , 

ОК.  1  Ѵ‘2  КОП. 

..  2  ѵ;  . 

.  зѴі  » 

.  4  . 

„  6Ѵ*  * 

.  12»/,  „ 

.  25'/,  „ 

п  60  ,, 

„  74»/* 

годъ  не  слѣдѵет'і  ~  <  1 И  стои  мости  горѣнія  в  т 
ныя  лампы  не^  гопят^ЫВаТЬ’  ЧТ0  1ШК0ГДа  всѣ  установлен 
обходимое  для  ланнп™  одновРеменн°.  а  горитъ  только  не 
длительность  гопѴпі'а^  М0Меы'га  количество.  Кромѣ  того 
лѣтній  другая  Р  въ  зимшй  вечеръ  бываетъ  одна,  ві 
СКОЛЬКО  лампъ’ И  кяиг ВИК0ГДа  нельзя  точно  установит! 
Согласно  статистик „ТМЯ  бУдУтъ  горѣть  одновременно 
скимь  даннымъ,  собраннымъ  за  мноп 


—  31) 


лѣтъ,  въ  среднемъ  на  каждую  установленную  лампочку 
приходится  въ  годъ  горѣнія:  въ  среднихъ  квартирахъ  (до 
30  лампъ)  300—400  часовъ,  въ  малыхъ  (до  10  лампъ)  500— 
600  часовъ.  Исходя  изъ  этой  цифры,  съ  достаточной  точ¬ 
ностью  можно  вычислить,  во  что  обойдется  электрическое 
освѣщеніе  въ  годъ. 

Примѣръ  4.  Въ  квартирѣ  установлено  20  металл ич.  лампъ  по  16 
св.  каждая.  Во  что  обойдется  ихъ  горѣніе  въ  годъ  при  тарифѣ  4  к.  (за 
гектоуаттчасъ)?. 

Согласно  сказонному  па  стр.  38,  опредѣляемъ  стоимость  горѣнія  лам¬ 
пы  въ  часъ,  которая  какъ  уже  было  вычислено  въ  примѣрѣ  2  выражается 
ок.  1Ѵ*2  коп. 

Указанную  квартиру  можно  причислить  къ  числу  среднихъ  (до  30 
лампъ),  въ  которыхъ  на  каждую  лампочку  приходится  горѣнія  300—400 
часовъ.  Слѣдовательно  на  всѣ  20  лампъ  приходится  горѣнія  въ  годъ. 

300X20=6000  часовъ. 

Если  стоимость  горѣнія  лампы  въ  1  чатъ  I1/*  коп.,  то  за  6000  часовъ 
горѣнія  придется  заплатить  іУаХбООО— 90  р. 

Предполагая  менѣе  экономное  пользованіе  и  горѣніе  каждой  лампочки 
въ  годъ  не  300,  а  400  часовъ,  будемъ  имѣть  подобно  предыдущему  годо¬ 
вой  расходъ  1У2Х400Х20=120  р. 

Такимъ  образомъ  какъ  видимъ  расходъ  на  всю  квартиру  будетъ  отъ 
7  р.  50  к.  до  10  р.  въ  мѣс. 

Примѣръ  5.  Бъ  квартирѣ  установлено  8  лампъ  по  16  св.  каждая. 
Во  что  обойдется  ихъ  горѣніе  въ  годъ  при  тарифѣ  4  коп.  (за  гектоуатт¬ 
часъ). 

Подобная  квартира  м.  б.  причислена  къ  малымъ  и  горѣніе  каждой 
лампы  въ  годъ  можетъ  быть  взято  въ  ной  равнымъ  500-600  часамъ. 

Согласно  предыдущему,  производя  такія  же  вычисленія  какъ  и  въ 
примѣрѣ  4-мъ,  имѣемъ  годовой  расходъ  500Х8Х1Ѵа— 60  руб- 

При  менѣе  экономномъ  пользованіи  (предполагая  600  часовъ  на  лам¬ 
пу)  имѣомъ  годовой  расходъ  600X8X1  Ѵа=72  руб. 

Полная  стоимость  горѣнія  лампъ  будетъ 
однако  нѣсколько  больше  вычисленной,  такъ  какъ  къ  най¬ 
деннымъ,  какъ  указано  выше,  цифрамъ  придется  прибавить 
стоимость  замѣны  отслужившихъ  лампочекъ  новыми  и  арен¬ 
ду  за  счетчикъ  для  учета  энергіи,  если  таковая  берется 
предпринимателемъ.  Срокъ  службы  угольныхъ  лампъ  около 
600  часовъ,  почему  придется  считать  расходъ  на  замѣну 
ихъ  всѣхъ  новыми  одинъ  разъ  въ  гадъ  или  даже  въ  два 
года  (по  50  коп.  со  штуки).  При  металлическихъ  лалшахъ, 
срокъ  службы  которыхъ  считается  до  1000  час.  и  болѣе, 
расходъ  на  замѣну  ихъ  всѣхъ  новыми  придется  принять  на 
2—3  года,  т.-е.,  напримѣръ,  при  цѣнѣ  1  р.  50  кои.  за  шт. 
по  75  или  даже  50  коп.  на  каждую  въ  годъ.  Стоимость 
аренды  счетчика  энергіи,  если  таковая  только  существу¬ 
етъ,  въ  общемъ  не  велика  и  берется,  напримѣръ,  0-мъ 
Электр.  Осв.  1886  г.  (въ  Москвѣ)  по  3  р.  60  к.  въ  годъ  (до 
40  лампъ). 

Примѣръ  6.  Чому  равна  полная  стоимость  горѣнія  20-ти  16  св. 
ламнъ  въ  годъ,  оиисаиныхъ  въ  примѣрѣ  4. 
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Стоимость  замѣны  20  лампъ  (моталлич.)  но  50  к.  со  штуки 

(раюъ  въ  3  года)  20>(50= . Ю  р.  -  Кі 

Аренда  счетчика  . . 3  *  (>0  „ 

Стоимость  энергіи.  . . ІЮ  „  —  „ 

Итого  .  .  103  р.  00  к. 


Примѣръ  7.  Чему  равна  полная  стоимость  горѣнія  8-ми  16  си. 

лампъ,  въ  годъ  описанныхъ  въ  примѣрѣ  5? 

Стоимость  замѣны  8  лампъ  (металлич.  по  50  к.  со  шту¬ 
ки  разъ  въ  3  года) . «  X  50  =  4  р.  —  к. 

....  .  3  „  00  „ 

Стоимость  энергіи  (опредѣлена  въ  примѣрѣ  5) . 60  „  _ п 

Итого  .  .  07  р.  00  к. 

Освѣщеніе  2 — 3-м  я  дуговыми  фонарями 
общею  силою  свѣта,  напримѣръ  1800  свѣчей  (8  амперные), 
обходится  приблизительно  около  24  коп.  въ  часъ  *),  при 
чемъ  при  постоянномъ  токѣ  въ  цѣпь  обычнаго  напряженія 
(100  1 10  вольтъ)  включается  2  фонаря,  а  при  перемѣнномъ 
токѣ  (съ  напряж.  въ  120  вольтъ)  включается  3  фонаря. 
Если  бы  пожелали  вмѣсто  2  фонарей  включить  въ  цѣпь 
постояннаго  тока  1  фонарь,  то  горѣніе  его  обойдется  то  же 
самое,  что  и  двухъ.  При  перемѣнномъ  же  *токѣ  возможно 
примѣненіе  трансформатора,  который  дастъ  возможность 
пользоваться  горѣніемъ  и  одного  фонаря  при  соотвѣтству¬ 
юще  меньшемъ  расходѣ  энергіи  въ  9—10  коп.  въ  часъ, 
вмѣсто  24  коп. 

При  сравненіи  полной  стоимости  элек¬ 
трическаго  освѣщенія  со  стоимостью 
освѣщенія  керосиноваго  или  газоваго, 
конечно,  въ  эту  послѣднюю  для  полученія  полной  ея  вели¬ 
чины,  должны  быть  включены  расходы  на  ремонтъ  потол¬ 
ковъ,  мебели  и  пр.,  вызываемый  копотью  керосиновыхъ  и 
газовыхъ  лампъ,  а  также  уходъ  и  поддержаніе  лампъ  въ 
должномъ  порядкѣ  (смѣна  разбитыхъ  стеколъ,  чистка  и  пр.), 
чего  не  имѣется  при  освѣщеніи  электричествомъ.  При  этомъ 
общій  полный  расходъ  на  газовое  и  керосиновое  освѣщеніе, 
несомнѣнно,  получится  значительно  превосходящимъ  ра¬ 
сходъ  на  электричество. 

Для  крупныхъ  потребителей,  какъ,  напри¬ 
мѣръ,  рестораны,  гостинницы,  меблированныя  комнаты  и 
пр.,  электрическія  станціи  обычно  дѣлаютъ  скидки  со  сво¬ 
его  общаго  тарифа  и  тогда  освѣщеніе  обходится  еще  де¬ 
шевле. 


При  тарифѣ  въ  21/.і  к.  гектоуаттчасъ. 
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Во  что  обойдется  устройстпо  ѳлсктриче- 
скаго  освѣщенія? 

Псо  это  тякъ,  быть  можетъ,  подумаетъ  кто-либо;  элсктри- 
чество  дешево,  пользоваться  имъ  соблазнительно,  да  како¬ 
во-то  его  у  строить  не  станетъ  ли  это  въ  копеечку?-  Вовсе 
нѣтъ.  До  войны  цѣны  на  устройство  о  с  в  ѣ  щ  е- 
и  і  я  настолько  были  сбиты,  что  за  20—30  рублей  можно  бы¬ 
ло  оборудовать  проводку  всей  квартиры  (средней  величины). 
Лучшія  фирмы  брали  по  3  руб.— 3  руб.  50  коп.  съ  лампы 
въ  квартирѣ  средней  величины.  Теперь  эти  цѣны  (надо  на¬ 
дѣется,  что  временно)  приходится  утраивать  и  даже  упетерять. 

Нѣкоторые  „мастера",  правда,  работаютъ  даже 
дешевле,  указанныхъ  цѣнъ,  но  не  всегда,  конечно,  воз¬ 
можно  бываетъ  довѣрить  имъ  отвѣтственное  дѣло  устрой¬ 
ства  проводки,  и  лучше  поручить  его  извѣстной  фирмѣ, 
съ  которой,  при  случаѣ,  можно  всегда  имѣть  дѣло  и  въ 
будущемъ,  если  бы  возникли  какія-либо  недоразумѣнія. 

Въ  очень  большихъ  квартирахъ,  при  осо¬ 
бенно  изящной  проводкѣ  (въ  трубкахъ),  или  скрытой  подъ 
штукатуркой,  цѣны  за  проводку  могутъ  быть  нѣсколько 
выше  указанныхъ,  но  въ  такой  проводкѣ,  въ  большинствѣ 
случаевъ,  не  имѣется  нужды,  такъ  какъ  обыкновенная  про¬ 
водка  не  безобразитъ  помѣщенія  и  можетъ  быть  проложена 
почти  незамѣтно  для  глаза. 

Въ  проводку  за  указанную  выше  цѣну  обычно 
входитъ  полное  оборудованіе  всего  устройства  кварти¬ 
ры,  за  исключеніемъ  самихъ  лампъ  и  такъ  наз.  арматуры, 
т.-е.  тюльпановъ,  абажуровъ,  люстръ,  бра  и  пр.,  на  которые 
цѣны  стоятъ  въ  зависимости  отъ  изящества  работы  и  отдѣл¬ 
ки. 

Простая  арматура,  благодаря  массовому  про¬ 
изводству,  чрезвычайно  дешева  можетъ  быть  принята  въ 
среднемъ  по  3—5  руб.  съ  лампочки  и  такимъ  образомъ 
полное  оборудованіе  квартиры  съ  10-ю  лампами  обходится 
въ  наше  дорогое  время  въ  30—50  руб. 

Магистральная  проводка  (по  лѣстницамъ  и 
проч.),  конечно,  не  входитъ  въ  эту  цѣну  и  всецѣло  зави¬ 
ситъ  отъ  длины  магистралей.  Эта  проводка  не  составляетъ 
большой  цѣнности,  и  обычно  охотно  принимается  на  себя 
домовладѣльцами; — это  въ  ихъ  же  интересахъ,  такъ  какъ 
квартирамъ  съ  электричествомъ — совсѣмъ  уже  другая  цѣна. 

Такимъ  образомъ,  если  считать  для  небольшихъ  квар¬ 
тиръ  достаточнымъ  6  лампъ,  то  полное  устройство  на  всю 
квартиру  съ  арматурой  обойдется  по  12X6=72  руб.  н  мо¬ 
жетъ  быть  погашено  сбереженіями  всего  лишь  по  6  руб. 
въ  мѣсяцъ. 
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Установка  дуговыхъ  фонарей  обходится 
довольно-таки  дорого — отъ  60  и  до  100  рублей  со  штуки, 
почему  во  всѣхъ  случаяхъ,  гдѣ  имѣется  необходимость  по¬ 
ставить  источникъ  сильнаго  свѣта,  слѣдуетъ  обращаться 
къ  металлическимъ  полууатнымъ  лампамъ,  которыя  во  мно¬ 
гихъ  случаяхъ  могутъ  замѣнить  фонари  (стр.  35)  и  обой¬ 
дутся  дешевле. 


Какъ  пользоваться  электричествомъ,  что- 
бы  расходъ  па  него  оказался  меньшимъ? 


Умѣніе  пользоваться  электричествомъ,  главнымъ  обра¬ 
зомъ,  заключается  въ  томъ,  чтобы  расходъ  на  него  оказал¬ 
ся  возможно  меныппмъ,  такъ  какъ  особаго  умѣнія  въ  обра¬ 
щеніи  не  требуется.  Для  возможнаго  уменьшенія  расхода 
надо  знать,  во-первыхъ,  какими  лампами  выгоднѣе  всего 
пользоваться  (см.  выше),  а,  главное  твердо  помнить,  что 
что  электричество  должно  включать  ровно  на  то  время,  ко¬ 
гда  оно  нужно  п  гдѣ  нужно.  Электричество  не  керосиновая 
лампа  п  не  газовый  рожокъ,  которые  заправляютъ  разъ  на 
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Фиг.  35,  Включеніе  и  выключеніе  свѣта. 


весь  вечеръ;  нельзя  же  гасить  керосинъ  или  газъ,  если 
выйдешь  изъ  комнаты  на  минуту.  Чаще  всего  одновременно 


спмо  собой  и  очень  быстро  вырабатывается  привычка  под¬ 
нимать  руку  къ  выключателю  (фиг.  36)  при  входѣ  и  выхо 
дѣ  изъ  комнаты,  для  чего  обычно  включатели  всегда  рас¬ 
полагаются  у  дверай. 

Идя  вечеромъ  по  улицѣ  и  смотря  на  окна  домовъ  безо¬ 
шибочно  можно  опредѣлить  квартиры  съ  электричествомъ, 
въ  которыхъ  бываютъ  освѣщены  1,  много  2—3  окпа,  тогда 
какъ  въ  квартирѣ  съ  керосиномъ  или  газомъ  царитъ  пол¬ 
ное  освѣіцаніе  всѣхъ  оконъ. 

Освѣщеніе  всѣхъ  оконъ  при  керосинѣ  или  газѣ  вполнѣ 
понятно,  такъ  какъ  нельзя  же  при  этомъ  освѣщеніи  зажи¬ 
гать  лампы  по  одному  мановенію  руки,— приходится  запра¬ 
влять  на  весь  вечеръ  и  почти  во  всѣхъ  комнатахъ,  или  же 
блуждать  въ  темнотѣ,  чиркая  спичками,  рискуя  нажить  си¬ 
някъ  или  натворить  пожаръ. 

Одновременно  горѣніе  всѣхъ  керосиновыхъ  или  газовыхъ 
лампъ  обходится  вовсе  не  такъ  дешево.  Стоитъ  только  ра¬ 
скрыть  свою  расходную  книгу  и  посмотрѣть  мѣсячный  итогъ 
на  керосинъ  или  газъ  и  сравнить  со  стоимостью  электри¬ 
чества.  „Прогорать",  да  еще  на  керосинѣ,  вовсе  не  такъ 
пріятно,  при  чемъ  такое  прогораніе  даже  нельзя  назвать 
роскошью. 


Какъ  избѣжать  частаго  ремонта  уста¬ 
новки? 


Ремонта  установка,  если  только  она  выполнена  добросо¬ 
вѣстна,  почти  не  требуетъ  никакого  въ  теченіе  долгихъ 
лѣтъ. 

Чаще  всего  требуютъ  ремонта  выключатели  (фиг. 
35),  единственная  часть  установки,  находящаяся  въ  посто¬ 
янномъ  обращеніи.  Большинство  выключателей  дѣйствуетъ 
поворачиваніемъ  ручки  только  въ  одну  сторону— направо, 
и  если,  напримѣръ,  нужно  зажечь  или  потушить  электри¬ 
чество,  выключатель  повертывается  и  въ  томъ  п  въ  дру¬ 
гомъ  случаѣ  направо. 

Это  свойство  выключателя  очень  часто  забывается,  и 
абонентъ  думаетъ,  что  выключатель  слѣдуетъ  при  зажига¬ 
ніи  вращать  въ  одну  сторону,  при  гашеніи — въ  другую 
(какъ  ключъ  въ  замкѣ  или  кранъ),  откуда,  конечно,  и  не¬ 
избѣжная  порча  выключателей. 

Въ  продажѣ,  однако,  имѣются  выключатели,  дѣйствую¬ 
щіе  одинаково  надежно  какъ  въ  ту,  такъ  и  въ  другую  сто¬ 
рону,  почему,  если  абонентъ  желаетъ  ихъ  у  себя  поставить, 
онъ  можетъ  обусловить  это  обстоятельство  при  договорѣ 


съ  установщикомъ  освѣщенія,  тѣмъ  болѣе,  что  стоимость 
н  тѣхъ  и  другихъ  выключателей  почти  одна  и  та  же. 

Другое,  что  требуетъ  иногда  замѣны  въ  установкѣ  это 
предохранительныя  пробки  въ  щиткѣ  (обычно 
въ  передней,  фиг.  18),  или  переходной  коробкѣ  (чаще  всего 
на  лѣстницѣ),  которыя  перегораютъ,  однако,  лишь  въ  томъ 
случаѣ,  если  по  какой-либо  причинѣ  въ  сѣти  случилось 
такъ  называемое  „короткое  замыканіе",  т.-е.  непосредствен¬ 
ное  соприкосновеніе  оголенныхъ  проводовъ  другъ  съ  дру¬ 
гомъ.  Общій  видъ  группового  щитка  изображенъ  на  фиг. 

8.  Различные  тины  пробокъ,  ввинчиваемыхъ  или  вклады¬ 
ваемыхъ  въ  соотвѣтствующія  гнѣзда,  изображены  на  фиг. 

9.  Легкоплавкія  нити  предохранителей  расплавляются, 
какъ  только  сильно  повысится  нагрузка  цѣпи  или  случит¬ 
ся  короткое  замыканіе.  Такое  явленіе  случается  довольно 
рѣдко,  если  только  не  найдутся  въ  квартирѣ  особые  „лю¬ 
бители",  которые  начнутъ  разбирать  штепсельныя  розетки 
для  настольныхъ  лампъ  или  производить  опыты,  подобные 
описаннымъ  на  стр.  16. 

Однако,  можетъ  случиться  и  помимо  того  перегораніе 
пробки  въ  щиткѣ  и  слѣдуемое  за  тѣмъ  погасаніе  цѣлаго 
ряда  лампъ  (всей  группы,  обычно  около  10-ти  лампъ),  ко¬ 
торыя  были  присоединены  къ  проводу,  идущему  отъ  этого 
предохранителя.  Такъ,  напримѣръ,  многіе  вытягиваютъ 
вилку,  которой  присоединяется  настольная  лампа  къ  на¬ 
стольному  штепселю,  за  шнуръ,  а  не  за  корпусъ  самой  пил¬ 
ки,  вслѣдствіе  чего  оголенныя  части  проводовъ  внутри 
вилки  могутъ  соединиться  и  дать  „короткое  замыканіе".  То 
же  можетъ  произойти,  если  шнуръ,  идущій  внутри  столо¬ 
вой  лампы,  или,  еще  чаще,  шнуръ  на  люстрѣ  (при  чисткѣ 
ея,  напримѣръ,  прислугой)  перетрется  и  надломиться  С.т  Ьд- 
етвіемъ  этого  можетъ  явиться  либо  погасаніе  одной  этой 

ГЖ"в  ЛаМПЫ  (ПРИ  наДломѣ  въ  одномъ  мѣстѣ)  либо 
/  *  Рада  лампъ  и  перегораніе  пробки  въ  щиткѣ 

іГь^Г  ВЪ  дв^хъ  и^стахъ  и  соприкосновеніи  оголен - 

Нарушеніе  цѣлости  самой  п  п  о  в  о  п к  и 

р,,Л1,К0ВЪ’  на  вторыхъ  провода 
кварСы  Г  я«бпГ-„л  П0  Л*ншь  ПРИ  кРУшіыхъ  ремонтахъ 
всего  послѣ  ноикяп  ГіМЬ  иаблюдеши  За  ремонтомъ.  Лучше 
Фирмы  ѵ^яВ1?Г*ТаК0Г0  режшта  бывать  монтера  отъ 

Ги-  свѣд-ѵюц*е 

ніихъ  повлечь  і 
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Что  дѣлать,  если  погаснетъ  свѣтъ? 


Наиболѣе  частой  причиной  погасанія  свѣта  служитъ 
разрушеніе  волоска  лампочки.  Если  причина 
оказывается  дѣйствительно  эта,  то  вставленіе  новой  лам¬ 
почки  исправляетъ  все  дѣло.  Перегорѣвшая  металлическая 
лампочка  во  многихъ  случаяхъ  можетъ  быть  исправлена 
легкими  встряхиваніями  ея  и  осторожнымъ  поворачиваніемъ 
такъ,  чтобы  надломленный  волосокъ  соприкнснулся  съ  ка¬ 
кими-либо  другими, — тогда  волоски  спаиваются,  и  лампа 
горитъ,  какъ  новая, — даже  ярче.  Нужно,  однако,  сказать 
при  этомъ,  что  такая  исправленная  лампа  требуетъ  на  себя 
больше  энергіи,  чѣмъ  новая,  и  будетъ  горѣть  не  такъ  долго. 

Другая  причина  погасанія  свѣта — н  адломъ  одно¬ 
го  изъ  проводовъ,  что  чаще  всего,  какъ  было  сказа¬ 
но  въ  предыдущей  главѣ,  встрѣчается  у  закрутившихся 
проводовъ  настольныхъ  лампъ  и  люстръ.  Въ  этомъ  случаѣ 
также  гаснетъ  лишь  одна  лампа  или  люстра. 

Погасаніе  многихъ  лампъ  (обычно  не  болѣе  10)  пли  всѣхъ 
(болѣе  10)  указываетъ  на  „короткое  замыканіе  въ 
установкѣ"  (см.  предыдущую  главу). 

Во  избѣжаніе  сгоранія  самихъ  проводовъ  каждый  про¬ 
водъ,  несущій  до  10  лампъ,  защищается  особымъ  предохра¬ 
нителемъ  въ  щиткѣ  (см.  фиг.  9),  который  расплавляется, 
какъ  только  установкѣ  грозитъ  опасность,  и  выключаетъ 
тѣ>мъ  защищаемый  имъ  проводъ  Кромѣ  того,  переносныя 
лампы  предохраняются  плавкой  вставкой,  помѣщаемой  въ 
штепсельной  розеткѣ  на  стѣнѣ  (фиг.  13),  точно  также,  какъ 
и  подвѣсныя  лампы  (въ  потолочной  фарфоровой  розеткѣ, 
фиг.  16),  почему  въ  первую  голову  и  сгораютъ  предохрани¬ 
тели  въ  розеткахъ,  защищающихъ  отдѣльныя  лампы,  а 
на  щиткѣ,  защищающіе  всю  группу. 

Причины  „короткаго  замыканія*1  были  указаны  выше; 
устранить  ихъ  чаще  всего  возможно  постановкой  новыхъ 
предохранителей  (пробокъ  въ  щиткѣ  и  пластинъ  или  про¬ 
волочекъ  въ  штепсельныхъ  или  ламповыхъ  розеткахъ,  см. 
стр.  16). 

Замѣна  пробокъ  производится  простымъ  вверты¬ 
ваніемъ  новыхъ  въ  гнѣзда  старыхъ  въ  щиткѣ  (чаще  всего 
около  счетчика  въ  передней),  или  въ  главной  предохрани¬ 
тельной  коробкѣ  (чаще  всего  на  лѣстницѣ),  для  чего  слѣ¬ 
дуетъ  всегда  имѣть  соотвѣтствующій  запасъ  ихъ.  Гдѣ  пе¬ 
регорѣла  пробка?  Если  погасло  не  больше  10  лампъ,  то  въ 
щиткѣ;  если  всѣ — то  въ  главной  предохранительной  короб¬ 
кѣ.  Чтобы  узнать,  какая  изъ  пробокъ  щитка  перегорѣла, 
предпринимаютъ  рядъ  послѣдовательныхъ  пробъ,  для  чего 
включаютъ  всѣ  лампы  квартиры  и  ввертываютъ  и  выверты- 
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ваютъ  пробки  щитка.  Чтобы  завѣдомо  знать,  какая  изъ  про¬ 
бокъ  перегорѣла,  лучше  всего  примѣнять  пробки  съ  види- 
димыми  указателями,  окошечко  которыхъ  (фиг.  36)  залѣ¬ 
пляется  расплавленнымъ  свинцомъ. 

Работа  по  замѣнѣ  пробокъ  вовсе  не  такая  трудная  и 
можетъ  быть  производима  всякимъ  аккуратнымъ  человѣкомъ. 
Звать  монтера  въ  такихъ  случаяхъ  нѣтъ  нужды,  да  не 
всегда  возможно,  если  погасаніе  случилось  среди  ночи. 

Нужно,  однако,  замѣтить,  что  замѣна  пробки  новой  бу¬ 
детъ  дѣйствительна  лишь  тогда,  если  причина  неисправно¬ 
сти,  т.-е.  „короткое  замыканіе",  устранена.  Такъ  какъ  „ко¬ 
роткое"  встрѣчается  въ  настольныхъ  лампахъ  и  люстрахъ, 
то  ихъ  лучше  на  время  выключить  (поворотомъ  выключате¬ 
ля  или  выниманіемъ  вилки  изъ  штепселя),  и  тогда  только 
вставлять  пробку. 

Во  многихъ  случаяхъ,  вмѣсто  предохранителя  отдѣльной 
лампы  (въ  штепселѣ  или  розеткѣ)  или  пробки  въ  щиткѣ, 
сгораютъ  предохрапители  главные,  при  входѣ  въ  квартиру 
(чаще  всего  на  лѣстницѣ)  или  даже  у  самаго  общаго  ввода. 
Въ  этомъ  случаѣ  гаснетъ  вся  квартира  (перегорѣлъ  гла¬ 
вный  предохранитель  въ  переходной  коробкѣ)  или  все  зда¬ 
ніе  (предохранитель  общаго  ввода). 


Фиг.  36.  Пробка  съ  видимымъ  укааатѳлемъ  перегоранія  легкоплавкой 
Проволочки  (указано  чернымъ). 

Такіе  случаи  возможны  лишь  тогда,  когда  единичные 

КХС“нопІ,0ГЗШ'“СЬ  смьнѣв  4ПП0В™  е2л“ 

жетъ  быть  Н  Г  ГХЪ  У™0ШЯХЪ  этого>  конечно,  не  мо- 
жыъ  оыть,  но,  если  недобросовѣстный  монтевъ  вмѣсто 

Гг  0 тЧГь“ Г„т;ь  Н0ВЫП  '^дохранит"' ГсРв’я «П 

до«аш?ёіей°  "Т6,ШП  °ЛуЧаП  "Ѵгорашл  ?лавииіъТре- 

лишь  приглашѳніеМТ!.л«  “  противъ  него  можно  бороться 
также  стр.  и).  ’  нтеР°въ  отъ  надежныхъ  фирмъ  (см. 

Го  конечно^  до'1' 
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Какъ  освѣтить  витрину  магазина? 

Показать  товаръ  лицомъ— всякій  хочетъ,  и  не  для  того 
какъ  это  думаютъ,  чтобы  придать  товару  видъ  покрасивѣе 
и  сбытъ  его  за  такой,  а  лишь  затѣмъ,  чтобы  привлечь  вни¬ 
маніе  покупателя  тѣмъ,  что  имѣешь,  и  увеличить  свой  обо¬ 
ротъ  за  счетъ  улучшенія  качества  товара. 

Только  электричество  и 
даетъ  возможность  къ  этому, 
такъ  какъ  ни  газъ,  ни,  тѣмъ 
болѣе,  керосинъ  не  могутъ 
дать  такихъ  лее  результатовъ. 

Только  электричество  можно 
оставить  для  освѣщенія  вит¬ 
ринъ  на  ночь  безъ  боязни  по¬ 
жара  и  наблюденія;  только 
при  электричествѣ  возможно 
автоматическое  зажиганіе  свѣ¬ 
та  въ  опредѣленное  время  ночи 
(напримѣръ,  при  возвращеніи 
публики  изъ  театра)  и  авто¬ 
матическое  же  погасаніе  его 
послѣ  назначеннаго  часа. 

Помимо  того,  напримѣръ, 
газовыя  лампы  не  мо¬ 
гутъ  быть  красиво  сгруппиро¬ 
ваны  или  скрыты  такъ,  чтобы 
не  рѣзали  своимъ  свѣтомъ 
глазъ.  А  тепло,  выдѣляемое 
при  горѣніи  газа,  вызываетъ 
движеніе  пыли,  дающей  гряз¬ 
ный  осадокъ  на  выставленныхъ 
предметахъ  и  дѣлаетъ  ихъ  по¬ 
хожими  скорѣе  на  „изнанку". 

О  керосинѣ  совершенно 
нс  приходится  горорить,  такъ 
какъ  непригодность  его  для 
указанныхъ  цѣлей  давно  уже 
признана.  Помимо  того,  какъ 
Фиг.  37.  Расположеніе  дугового  газъ  такъ  и  керосинъ  СоЗда- 
фонаря  для  освѣщенія  виірині  .  чрезвычайную  опасность 

пожара  въ  обычно  тѣсныхъ  и  закрытыхъ  со  всѣхъ  сторонъ 
витринахъ,  и,  кажется,  изъ-за  одного  этого  давно  слѣдо¬ 
вало  бы  отказаться  отъ  нихъ.  ,  _  _ , . 

Весьма  пригодны  для  освѣщенія  витринъ  дуговые 
фонари,  которые  даютъ  чрезвычайно  сильный  свѣтъ  н 
требуютъ  на  себя  меньшій  расходъ,  чѣмъ  лампы  накалива- 
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нія  на  тѵ  же  силу  свѣта.  Непріятное  для  глазъ  ослѣпи- 
тельное  сіяніе  ихъ  можно  уничтожить,  расположивъ  фонари, 
какъ  указано  на  фиг.  37.  При  подобномъ  расположеніи  фо¬ 
нарь  совершенно  не  виденъ,  а  свѣтъ,  проникая  черезъ  ра3- 
сбивающія  стекла  внизъ,  даетъ  чрезвычанно  равномѣрное, 
пріятное  ц  не  рѣжущее  глаза  впечатлѣніе,  приближающее¬ 
ся  къ  дневному  свѣту. 

Отъ  рѣзкаго  освѣщенія  витрпнъ  видимыми  источниками 
свѣта  давно  слѣдуетъ  отказаться,  такъ  какъ  такіе  магазины 
не  только  не  привлекаютъ  вниманія  покупателя,  но  заста¬ 
вляютъ  его  бѣжать  дальше,  во  избѣжаніе  порчи  глазъ. 


Электрическія  рекламы. 

Главное  назначеніе  рекламы — привлечь  вниманіе,  а  это¬ 
го  легче  всего  и  дешевле  всего  достичь  электричествомъ. 

Самую  дешевую,  баснословно  дешевую,  но  въ  то 
же  время  достигающую  цѣли  рекламу  мнѣ  пришлось 
видѣть  на  улицахъ  Лондона,  гдѣ  въ  окнѣ  одного  изъ  мага¬ 
зиновъ  йодлѣ  стекла  былъ  незамѣтно  для  глаза  пристро¬ 
енъ  самый  обыкновенный  электрическій  звонокъ,  который, 


Фиг.  38. 


локтриі.  ка  л  ей  дос!  онъ  на  8  цвѣтовъ  съ  указаніемъ 
его  съ  „моргунами1* 


ею  съ  „моргунами11. 

стадію  стѵчаліъ  'п Ы  б"ТЬ  110  ыеталлической  чашечкѣ,  и 
привлекающій  иниив^КЛу’  С08давая  тѣмъ  необычный  зву 
оживленисщ'ѵлипѣ*4»!,^  К^ЖДаго  прохожаго  даже  на  та: 
зя  было  невольно  на*  о™  К(^епЬ  8іг-  и  дѣйствительно,  і" 
узнать,  въ  чемъ  тѵт-.  °І?іаиов~ться  П()Длѣ  такого  окна  и 
что  называется  гГншг.  ДѢл°\  Стоимость  подобной  ре«лА 
’  ірошъ>  а  Цѣль  достигнута. 
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Изъ  наиб  олѣе  простыхъ,  дешевыхъ  но 
весьма  удачныхъ  рекламъ  можно  указать  на¬ 
примѣръ,  на  такъ  называемые  „пылающіе  ж  е  р  т  в*  е  н- 
ники“,  мало  извѣстные  у  насъ,  которые  состоятъ  изъ  са¬ 
маго  обыкновеннаго  вентилятора,  дующаго  въ  четырехуголь¬ 
ный  каналъ,  поставленный  стоя  и  декорированный  въ  видѣ 
урпы,  съ  прикрѣпленными  вверху  ея  язычками  папиросной 
бумаги  или  матеріи  и  красной  лампочки  внутри  Впечатлѣ¬ 
ніе  колеблющагося  пламени  получается  полное. 

Чрезвычайно  эффектны  рекламы,  называемыя  калей¬ 
доскопами,  въ  которыхъ  лампы  различной  окраски 
комбинируются  въ  различные  фигуры  (фиг.  38) .  Такъ  какъ 
лампочки  употребляются  здѣсь  маловольтовыя  (по  8  шт.  въ 
цѣпь  обыкновеннаго  напряженія),  то  реклама  обходитсо 
весьма  недорого.  Дѣйствуютъ  онѣ  при  помощи  остроумия 
придуманныхъ  патрончиковъ,  называемыхъ  „б  л^и  н  к  е  р  а- 


Фяг.  39  и  40.  Клинкеры  или  „моргуны"  (открытый  и  закрытый)  для  по- 
перемѣннаго  включенія  и  выключенія  лампъ. 

м  и“  или  „моргунами"  (фиг.  39  и  40),  стоющими  все¬ 
го  нѣсколько  копеекъ,  которыя,  конечно,  могутъ  быть  упо¬ 
треблены  и  въ  одиночку  для  поперемѣннаго  зажиганія  и 
потуханія  ввернутой  въ  нихъ  лампы  или  цѣлаго  ряда  лампъ 
(маловольтовыхъ). 

Спеціально  для  рекламъ  имѣются  въ  продажѣ  н  е  б  о  л  ь« 
шія  лампочки  съ  нарисованными  на  нихъ 
буквами,  которыя  можно  подобрать  такъ,  что  получится 
любая  надпись,  а  снабдивъ  ихъ  „моргуномъ",  можно  эту 
надпись  попепемѣнно  то  гасить,  то  зажигать  (фиг.  41,  42, 
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Подобныя  рекламы  обычно  набираются  изъ  отдѣль¬ 
ны  хъ  б  ѵк  въ  большой  величины,  изготовленныхъ  изъ  Ли. 
стового  желѣза  съ  набранными  въ  нихъ  лампами  (фиг.  44), 
а  иногда  Фарфора  (фиг.  45),  или  же  примѣняютъ  универ, 
садьінія  буквы  (фиг.  46),  дающія  возможность  соста- 


4 


ня 


Шю 


Фиг.  41,  42,  43.  Маловолыовыя  лампочки  съ  буквами  на  нихъ  для  со¬ 
ставленія  разнообр.  надписей. 


влять  изъ  нихъ  любую  надпись  (фиг.  50),  т.  к.  ввернутыя 
въ  нихъ  лампы  расположены  такъ,  что  изъ  нихъ  можно 
составить  любую  букву.  Такія  универсальныя  буквы  осо- 


Фиг.  44.  Отдѣльн.  буква  съ  наб¬ 
ранными  въ  нее  лампами. 


Фиг.  45.  Отдѣльн.  фарфор,  буква 
съ  длинными  свѣтящимися  нитями 
(служитъ  какъ  реклама  и  днемъ)- 


Го°мъУГтНоЫ"Р”  пеРеы'1'іИЯК,ЩЧіСя  рекламахъ,  когда 
разныя  буквы  '  сганкѣ  должны  появляться  попѳремѣН1 

І1<  добныя  рекламы  примѣняются  обычно  на  крышах-1 
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домовъ,  съ  особыми  переключателями,  приводимыми 
въ  дѣйствіе  моторчикомъ.  Такой  переключатель  даетъ -воз¬ 
можность  устроить  либо  движущуюся  рекламу  (по¬ 
степенное  появленіе  буквъ),  либо  появленіе  на  одномъ  и 


Фиг.  46.  Универсальная  буква, 
дающая  возможность  составить 
изъ  набранныхъ  въ  нее  лампъ 
любую  букву. 


Фиг.  48.  Свѣтящаяся  вывѣска. 


томъ  же  щитѣ  различныхъ  надписей.  На  фиг.  47  изобра¬ 
женъ  переключатель  для  постепеннаго  появленія  буквъ,  а 
на  фиг.  48  примѣръ. включенія  отдѣльныхъ  буквъ  въ  сѣть. 

3* 
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Фиг.  49.  Свѣтящаяся  вывѣска,  освѣщаемая  многосвѣчной  лампой. 
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Фиг.  50.  Реклама,  составленная  ігаъ  универсальныхъ  буквъ. 


Весьма  удобными  для  свѣтящихся  вывѣсокъ  окапыва¬ 
ются  многосвѣчныя  металлическія  лампы  которыя  заводятся 
въ  ящикъ  съ  матовыми  стеклами  (фиг.  49). 

Наиболѣе  распространенный  типъ  рекламы  приведенъ 
на  фиг.  50,  и  его  молено  встрѣтить  на  улицѣ  любого  города. 


Электрическая  иллюминація. 

Въ  садахъ  для  гуляній,  садахъ  при  ресторанахъ  и  въ 
торжественныхъ  случаяхъ  наиболѣе  удобной  и  дешевой 
иллюминаціей  является  электрическая.  Примѣненіе  тѣхъ  же 
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маловольтовы хъ^  лампъ,  что  и  при  рекламахъ,  могущихъ 
горѣть  по  8  и  болѣе  штукъ,^при  томъ  же  расходѣ  энергіи, 
какъ  и  на  одну  обыкновенную  лампу,  дало  возможность 


„пи  ничтожномъ  расход Ь  виергіи  получить  оч<ші,  ісраоипщ 
г,у„„Ы  и  контуры.  ПОМИМО  ТОГО,  ОЛМ'Ш»  !»Л<'ІСТрИЧ('г,к|,| 
станціи  ісшп.  для  рекламнаго,  такъ  и  дли  иллюминаціоццц. 
„оііЫімііІи  наіиичаютт.  болѣо  домншый  тарифъ. 


’І'ИІ,  ІІІ.  ІІЛЛНіМИІІІІЦІП  ДОрОВА  рШІЙрОПАІІІІЫМИ  по  ІІПМу  Л.ТМІІО'Иі.'ІМІІ 

(,п*  гаду  одного  |івоторіиід). 


^  ,^"Г*  Г>|  иш>бражона  „ЕОНтуршиі  ИЛЛІоми  націи"  мал» 
I  .іиіншми  лампами  ВЪ  саду  для  сулинИ»,  а  на  фиг.  і>'2 

о  піоіч,  !1,°  и,,,,№ГІ'бливая  и  дотопай  иллюминаціи  нь  саду 
смііімлиі ',"1т|ін,  ОООТІІЯЩНИ  іп.  ООІГІИЦОІІІН  дерена  раиОра- 
тѵ  тики іі  !Г  |,,т'ям'ь  лампочками.  Посмотри  на  проста- 
дажо  о*  •  кл  инцй  м  и  и  а  ц  I  и  очень  пффоктиа  и  можете  служиті 
видно  съ  улицы  °0ЛИ  10ЛЬКо  достаточно  НЫС.оКО  II 


П<  замЬииті.-ли  ручную  или  мг.хани' 
(Д1°  ||(>|>(>да,чу  вдеиірической? 

обраа.^  для  "малкоп 10,1 1 0  ®тмтг  вопросъ  имѣете,  ел» 

была  почти  «'.(іі(ічі,пі*іііѴ»^°** нооти,  которая  одію  >Т 
ооиершонио  поданлена  крупной  обрабатыю . 
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промышленное,!  ыо,  Пороться  съ  фабрикой  дѣло  нелшкоо,- 
къ  оя  услугамъ  псѣ  усовершенствованія,  а,  глинное,  кипи 
Талъ,  какимъ  іи*  обладаетъ  ремесленникъ. 

Однако,  ИЛгіетрИЧОСТМО  и  туть  Пришло  ид  I  г  о  II О !  П,  1 1  у  данъ 
чрезвычайно  удобный  и  до  ш  о  ни  И  способъ  Приве¬ 
денія  ВЪ  д  н  и  ж  о  и  |  О  СТАНКОМЪ  ПЛЮС Три  ЧОСТИОМЪ.  Сто¬ 
итъ  ТОЛЬКО  ПОСТАВИТЬ  МЛСІСТрИЧІНЧСІП  МоТОрЪ  (фиг.  64),  «тип 
МАЮЩІЙ  НОСЬМА  незначительное  мѣсто I  ГІОДІіОСТИ  КТ»  Нему 
ТОКЪ,  И  моторъ  придетъ  НО  вращеніи.  НЛАГОДДрЛ  тому,  что 
электрическіе  моторы  могугь  строиться  даже  нд  мооьми 
малыя  МОЩНОСТИ  (Н&ЧИНАН  ОТЪ  ‘/„г,  лошаднн.  СИЛЫ),  то  они 
могутъ  быть  пристроены  кт»  любому  станку  бинт»  КАКИХЪ  бы 
то  ни  было  сложныхъ  трансмиссіонныхъ  НАЛОМЪ,  ДЛИННЫХ!» 
ремней,  НАГРОМОЖДАЮЩИХЪ  Проходы,  и  проч. 

Кромѣ  того,  (I  О  И  А  и  и  с  и  м  о  с  т  ь  работы  особенно  МѲЛ- 
ІСПХ'Ь  СТАНКОВЪ  ДАСТЪ  возможность  улучшить  мы  работку 
КАЖДАГО  изъ  ІІНХЪ,  А»  ГЛАШІОО,  получить  о  ко  НОМ  ІИ)  НА 
простояхъ,  такт,  каіеті  при  остановкѣ  одного  изъ  станкомъ 
но  приходится  вращать  передачу  къ  ному,  хотя  бы  и  въ 
холостую,—  Л  ото  требуетъ  на  себя  лишней  работы,  особен¬ 
но  при  длинныхъ  приводахъ  и  разбросанности  станковъ. 

Гл  а  в  и  о  е  ж  о  и  р  (і  и  м  у  щ  о  о  т  и  о  электрическаго  при¬ 
вода  ото  почти  полное  отсутствіе  ухода  иа  нимъ  и  посто¬ 
янная  готовность  къ  работѣ,  Тогда  какъ,  примѣняемые  до 
сихъ  поръ  тепловые  двигатели  (нефтяные,  паровые,  боизико 
иые ),  но  сравненію  съ  электрическими,  чрезвычайно  группы, 
гриппы,  требуютъ  спеціальнаго  ухода  обученнаго  тому  че¬ 
ловѣки,  а,  слѣдовательно,  и  особаго  содержанія  итого  че¬ 
ловѣка*  Двигатель  же  нлеістричѳокій  пускается  и  остана¬ 
вливается  простымъ  попоротомъ  ручки  (рубильника,  выклю¬ 
чатели,)  и  совершенно  не  требуетъ  особо  приставленныхъ 
къ  тому  людей. 

Во  многихъ  случаях!»  грянь  и  копоть,  сопряженныя 
с/ь  работой  тепловых ь  двигателей,  заставляютъ  отказаться 
отъ  нихъ  и  гшрейти  на  электричество,  тѣмъ  болѣе,  что  при 
отомт»  получается  возможность  бонъ  крупных  ь  едино¬ 
временныхъ  я  а  т  р  а  т  ъ  расширить  п  р  о  и  а  и  о  д  с  т  в  о, 
ставя,  но  мѣрѣ  надобности,  новые  электрическіе  моторы. 
гГогда  какъ  расширеніе  проиэиодстма  при  тепловыхъ  дви¬ 
гателя  хт»  всегда  ложится  крупнымъ  расходомъ  на  переобо¬ 
рудованіе  оиломоЛ  станціи  и  требуетъ  значительнаго 
мѣста  дли  постановки  новыхъ  машинъ. 

Ііь  нѣкоторыхъ  случаях!»  мелкой  промыінлеіінооти  съ 
ручным!!  станкам!!  или  ручной  обработкой  примѣненіе  ка 
кихъ  бы  то  ни  было  тепловыхъ  двигателей  прямо-таки  не¬ 
мыслимо,  такъ  какъ  эти  двигатели  не  строятся  на  очень 
малыя  МОЩНОСТИ  и  Не  могутт»  быть  Но  МНОГИХЪ  СЛу ЧОЯХЪ 
иріісіюсоблгііы  кт»  работѣ,  тогда  какъ  электрическіе  двига- 


-бе¬ 


тели  могутъ  быть  примѣнены  для  любыхъ  ц ѣ- 
лей,  какъ  при  крупныхъ,  такъ  и  при  самыхъ  мелкихъ 

работахъ. 

Такъ,  напримѣръ,  на  фиг.  53  мы  видимъ  примѣненіе 
электрическаго  привода  для  швейныхъ  маши  и  ъ,  что 
обходится,  при  мощности  мотора  въ  Ую  лош.  силы  менѣе 
4  коп  въ  часъ  *). 


Фиг.  53.  Примѣненіе  электричества  Для  Швейныхъ  машинъ. 

На  фиг.  54  изображено  примѣненіе  полировальныхъ 
моторчиковъ,  а  на  фиг.  55  самъ  полиров,  моторъ  со 
смѣнными  къ  нему  кругами.  На  фиг.  56  ручная  свер¬ 
ли  дна,  чрезвычайно  удобная  при  обращеніи,  а  на  фиг. 
с  в  е  Р  л  ильный  станокъ.  На  фиг.  58  приведенъ 

)  При  тарифѣ  въ  4  коп.  ва  гектоуаттчасъ. 


электрическій  моторчикъ  для  затачиванія  сверлъ.  На  фиг. 
69  и  60  указано  примѣненіе  электрическаго  мотора  для 
приведенія  въ  движеніе  мастерской. 


Фяг.  54.  Видъ  мастерской  оборудованной  полировальными  моторчиками. 


Фиг.  55.  Полировальный  моторъ. 


Вполнѣ  достаточно  и  приведенныхъ  примѣровъ,  чтобы 
судить  о  разнообразности  примѣненія  электричества  въ 
промышленности,  что  обходится  даже  дешевле  механиче¬ 
ской  передачи  и,  во  всякомъ  случаѣ,  удобнѣе. 

Въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  число  оборотовъ  мотора  не 
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Фиг.  56.  Ручная  сверлилка. 


Фиг.  57.  -Сверлильный  станокъ. 
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ранчо  числу  оборотовъ  станковъ  или  машинъ,  приводимыхъ 
имъ  въ  движеніе,  примѣняютъ  ременную  или  зубчатую  не- 


1 


Фиг.  53.  Усгаиовка  мотора  на' стѣнѣ  (на  кронштейнахъ  съ  ременной 

передачей  отъ  него. 


Фиг.  61.  Снабженіе  эл.  мотора  натяжнымъ  шкивомъ  (Ьѳпіх)  для  эначит. 
уменьшенія  числа  оборотовъ. 

редачу,  при  чемъ  сажаютъ  на  валъ  станка  тѣмъ  большій 
шкивъ  (или  колесо),  чѣмъ  число  оборотовъ  станка  *  должно 
быть  меньше  (фиг.  59,  61). 
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кг. 


Фиг.  62.  Снабженіи  ип 

Умшпііпаы  М0Т0РЛ  “Уичитой  передачей  для  шіачи’і- 

Уменьшенія  числа  оборотонъ. 


-  <51 


При  значительной  разницѣ  въ  оборотахъ  употребляютъ 
двойную  передачу  или  лее  натяжной  роликъ  (фиг.  61),  поз¬ 
воляющій  уменьшить  обороты  въ  ю — 12  разъ. 

Помимо  указанныхъ  цѣлей,  здѣсь  же  можно  упомянуть 
о  примѣненіи  электричества  для  электрической  пайки  и 
сварки,  возможное  даже  при  самыхъ  мелкихъ  работахъ. 


Фиг.  63.  Электрич.  паяльникъ. 


Такъ,  напримѣръ,  на  фиг.  63  изображенъ  электриче¬ 
скій  паяльникъ,  а  на  фиг.  64  станочекъ  для 
мелкихъ  паяльныхъ  работъ. 


Фиг.  64.  Станочекъ  для  мелкихъ  паяльныхъ  работъ. 

Не  дорого  ли  обойдется  устройство  и 
содержаніе  электрической  передачи. 

На  это  можно  отвѣтить — во  всякомъ  случаѣ,  не  дороже 
механической  и  далее  дешевле  послѣдней,  т.  к.  при  этомъ 
не  потребуются  дорого  стоющіе  приводные  валы,  подвѣски, 
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стѣнныя  коробки,  кронштейны  и  проч.;  не  потребуется 
также  и  дорого  стоющій  тепловой  двигатель  и  спеціально 
приставленный  къ  нему  человѣкъ;  не  потребуется  и  отдѣль¬ 
наго  помѣщенія  подъ  двигатель,  которое  можетъ  быть  ути¬ 
лизировано  для  другихъ  цѣлей  (подъ  складъ,  мастерскую 
и  проч.),  такъ  какъ  электрическіе  двигатели  чрезвычайно 
мало  занимаютъ  мѣста  и  могутъ  быть  помѣщены  гдѣ  угод- 
но  и  какъ  угодно:  на  полу,  стѣнѣ,  потолкі»  и  проч.,  да- 
же  безъ  устройства  особаго  фундамента  къ  нимъ  (до  20 
лош.  силъ). 

Единственно  что  потребуется  при  установкѣ  двигателя  — 
это  проводка  къ  нему,  въ  общемъ  весьма  недорогая  и  не 
занимающая  особаго'  мѣста,  не  мѣшающая  ничему;  тогда 
какъ  передача  отъ  механическаго  двигателя  (трансмиссія) 
вызываетъ  крупные  расходы  по  установкѣ  и  содержанію  и 
загромождаетъ  все  помѣщеніе  длинными  приводными  рем¬ 
нями. 

Содержаніе  электрическаго  двигателя  при  отсутствіи 
спеціально  приставленнаго  къ  нему  человѣка  сводится 
лишь  къ  оплатѣ  израсходованной  энергіи. 


Что  стоитъ  работа  двигателя. 


Въ  настоящее  время  большинство  электрическихъ  стан¬ 
цій,  отпускающихъ  электрическую  энергію,  идя  навстрѣчу 
потребителю,  устанавливаютъ  особый  дешевый  та¬ 
рифъ  для  промышленныхъ  цѣлей,  который 
станціи,  въ  зависимости  отъ  потребленія,  находятъ  возмо¬ 
жнымъ  еще  болѣе  понижать, — конечно,  для  каждаго  случая 
въ  отдѣльности  и  но  взаимному  соглашенію. 

Почему  же  станціи  охотно  идутъ  на  уде¬ 
шевленіе  тарифа  и  уступки?  Это  ихъ  прямой 
разсчетъ,  такъ  какъ  всякое  пониженіе  тарифа  (конечно,  въ 
пред  ѵіахъ  возможности)  быстро  даетъ  повышеніе  общаго 
потребленія  энергіи,  а,  главное,  при  работѣ  на  моторы,— 
повышаетъ  загрузку  станціи  днемъ, -иначе  машины  станціи 
«п«пТиа^ИибЫ  только  ночью  и  не  были  бы  использованы 
ш  М^«ѣ°Э10МУп  В°  МІІ0ГНГЬ  мѣстахъ  (какъ,  напримѣръ, 
кается  ппя’т  ”^*Ва  электРИЧескаго  освѣщенія,,)  устанавли- 

пшіп  іДГм!і°  ТИШЫХЪ  Цѣлей  даже  Двойной  та- 
рифъ,  а  именно:  і)  низкій  (дешевый)  тарифъ  — дѣй- 

ченіемъИнѣггГеНІѲ  ВСеГ0  Г0Да  днемъ  ■  ночію!  и  ивІлю- 
РЫХ1  іші  мѣмяет^ХЪ  Веч®Рнихь  часовъ,  въ  теченіе  кото- 
ібоіѣе  Шо^оп^  Другой  (высокій)  тарифъ,  и  2)  высокій 
Р  )  тарифъ,  общій  съ  цѣною  за  освѣщеніе, 
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дѣйствующій  лишь  въ  нѣкоторые  вечерніе  часы  (напри¬ 
мѣръ,  въ  Москвѣ  съ  1-го  октября  по  1-е  марта,  съ  4—5  до 
7 у 2  час.  вечера.  Для  учета  энергіи  ставятся  особые  счет¬ 
чики  энергіи  двойнаго  тарифа  съ  часами,  которые  автома 
тически,  въ  заранѣе  назначенный  часъ,  переключаютъ  счет¬ 
чики  съ  низкаго  тарифа  на  высокій.  Кромѣ  того  (какъ,  на¬ 
примѣръ,  въ  Москвѣ),  устанавливается  еще  льготный  та¬ 
рифъ  за  ту  энергію,  которая  будетъ  израсходована  сверхъ 
опредѣленной  величины,  при  чемъ  эту  энергію  станція 
отпускаетъ  но  болѣе  низкой  цѣнѣ. 


Опредѣленіе  стоимости  работы  мотора  въ  часъ. 

Чтобы  узнать,  во  что  обойдется  работа  мо¬ 
тора  въ  часъ,  нужно  знать  расходъ  энергіи  и  и  цѣну 
или  тарифъ  за  энергію.  Зная  расходъ  энергіи  на  моторъ  (въ 
гектоуаттахъ  въ  часъ),  и  цѣну  за  энергію  (за  каждый  гекто- 
уаттчасъ),  стоитъ  только  эти  двѣ  величины  перемножить,  и 
тогда  получится  стоимость  работы  даннаго  мотора  въ  часъ. 

Расходъ  энергіи  на  моторъ  зависитъ  отъ  его  мощности 
въ  лошадиныхъ  силахъ  и  можетъ  быть  взятъ  изъ  слѣдую¬ 
щей  таблицы: 

Расходъ  электрич.  энергіи  иа  моторы 
различныхъ  силъ. 


Число  силъ 
мотора. 

Расходъ  электр. 
энергіи  въ  гек- 
тоуат.  въ  часъ. 

Число  силъ 
мотора. 

'/,0 

1,6 

6 

V. 

1,8 

ву* 

V, 

2,4 

7 

*/* 

2,8 

8 

1  8 

3,5  . 

10 

'/8 

5,1 

12 

■г 

'X 

6,7 

15 

ли 

7,5 

20 

і 

10 

25 

щ 

15 

30 

2 

19 

35 

2‘/а 

23,5 

40 

3 

28  . 

50 

з  ѵ* 

32 

60 

4 

36,3 

70 

4‘/, 

41 

80 

5 

45 

Расходъ  элѳктр. 
энергіи  въ  гок- 
тоут.  въ  .часъ. 


52 

57 

61 

69 

85 

102 

127 

167 

210 

250 

292 

330 

410 

490 

570 

650 


Примѣръ  8.  Во  что  обойдется  работа  въ  часъ  мотора  въ  2  лоша¬ 
диныхъ  силы  при  тарифѣ  въ  2.2  коп  ва  гектоуаттчасъ. 

Согласно  таблицѣ  расходъ  электрич.  энергіи  на  моторъ  въ  -  лошад 
°илы  имѣемг=19  гектоуатгь  въ  часъ,  который  и  слѣдуетъ  умножить  на 


—  04  — 


тарифъ  или  цѣну  2,2  коп.  чтобы  получить  стоимость  работы  итого  мотора 

“  ТріЖ Л’ѴЛЖ™  и-  » ■'»?  “«”!>•  •*  •/,.  »■ 

шад.  силъ  при  тарифѣ  но  1 V*  кои  ва  гоктоуаттчаоъ  гвкт0ѵлттчнп 

Согласно  таблицѣ  такоЛ  моторъ  бороть  на  себя  1,6  гектоуап  тсъ 

ВЪ  Кш  цѣна  ва  гектоуаттчасъ  V/,  коп.  (т.-ѳ  1,6)  то  стоимость  работы 
мотора  въ  часъ  будетъ:  1«/юХ  I/1*  или,  что  лсо  равно,  10,  X  Ѵ>  -А  коп. 
т.-ѳ.  но  24/ю  кон.  или  около  ^ 7 а  кои.  въ  часъ. 


Снолько  часовъ  придется  мотору  работать? 

Обычно  ни  въ  одномъ  производствѣ  моторы  никогда  но 
работаютъ  полностью,  безъ  перерывовъ,  полный  рабочій 
день.  Всегда  при  работѣ  всякаго  станка  или  машины,  въ 
зависимости  отъ  рода  производства,  случаются  большіе  или 
мсиыціе  „простои",  которые,  такъ  какъ  моторы  въ  это  вре¬ 
мя  не  работаютъ,  даютъ  экономію  въ  стоимости  работы; — 
тепловые  же  двигатели  требуютъ  на  себя  почти  одинъ  и 
тотъ  же  расходъ  не  въ  зависимости  отъ  того,  стоитъ  въ 
данное  время  какой-либо  изъ  станковъ  или  нѣтъ.  Кромѣ 
того,  не  каждый  день  точно,  по  одному  и  тому  же  количе¬ 
ству  часовъ  приходится  работать  мотору;  такъ,  напримѣръ, 
въ  предпраздничные  дни  работа  кончается  раньше,  а,  съ 
другой  стороны,  во  время  усиленнаго  производства  прихо¬ 
дится  работать  дольше.  Поэтому  ошибочно  было  бы,  опре¬ 
дѣливъ  стоимость  работы  мотора  въ  часъ,  множить  ее  на 
полное  количество  рабочихъ  часовъ,  такъ  какъ  получен¬ 
ный  результатъ  окажется  безусловно  преувеличеннымъ. 

Обычно  ^загрузка  моторовъ  стоитъ  въ  зависимости  отъ 
рода  производства  и  можетъ  быть  принята,  напримѣръ, 
равной: 

Для  ткацк.  и  въ  текст,  производ.  70%  (т.-о.  0,7  всего  времени). 

„  механическихъ  мастер.  .  .  00%  (  „  0,0  .  •  „  ). 

„  прочихъ  мелкихъ  производ.  50%  (  „  0,5  „  ). 

.  типографій . 40%  (  „  0,4  „  „  ). 

Примѣръ  10.  Сколько  часовъ  будутъ  работать  моторы,  поставлен 
иые  въ  механической  мастерской,  осли  число  рабочихъ  часовъ  въ  году  200, 
при  10  часовомъ  рабочемъ  днѣ. 

Полное  количество  рабочихъ  часовъ  въ  годъ  будетъ 
260  X  10  =  2600  часовъ. 

Но  такъ  какъ  моторы  поставлены  въ  мех.  мастер,  гдѣ  они  работаютъ 
всею  С0°/ о  или  0, С  отъ  полнаго  времени,  то  число  часовъ  въ  продолженіе 
котораго  придется  работать  моторамъ  будетъ: 

0,6  X  2600  или  . 2600  =  20  =  6.260  =  1560  часовъ. 


I.  Опредѣленіе  стоимости  работы  мотора  при  простомъ  одинар¬ 
номъ  тарифѣ. 

Подъ  простымъ  одинарнымъ  тарифомъ 
разумѣется  такой,  когда  разсчетъ  за  израсходованную  энер¬ 
гію  производится  безъ  какихъ  бы  то  ни  было  льготъ  и  но 
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въ  зависимости  отъ  того,  работаетъ  моторъ  дномъ  или  ве¬ 
черомъ.  Подобный  тарифъ  примѣняется  сравнительно  рѣд¬ 
ко  п  обычно  лишь  ія  очень  ь  моторовъ — напри¬ 

мѣръ,  вентиляторовъ,  установленныхъ  въ  небольшомъ  чи¬ 
слѣ  и  работающихъ  отъ  освѣтительной  цѣни,  такъ  пакт, 
для  такой  малой  нагрузки  нѣтъ  смысла  ставить  особый 
счетчикъ. 

Для  опредѣленія  стоимости  работы  опредѣляютъ  стои¬ 
мость  работы  мотора  въ  1  часъ,  какъ  было  указано  ранѣе, 
и  затѣмъ  множатъ  на  число  рабочихъ  часовъ  въ  году. 

II.  Опредѣленіе  стоимости  работы  мотора  при  одинарномъ  или 
двойномъ  льготномъ  тарифѣ. 

Подъ  двойнымъ  тарифомъ  разумѣется  такой, 
когда  плата  за  энергію  во  все  время  года,  за  исключеніемъ 
нѣкоторыхъ  вечернихъ  часовъ,  взимается  одна  (низкій, 
дешевый,  тариф  ъ),  а  въ  остальное  время,  т.-е.  въ  тече¬ 
ніе  упомянутыхъ  вечернихъ  часовъ,— другая,  общая  съ  цѣ¬ 
ною  за  освѣщеніе  (высокій  тарифъ).  При  этомъ  энер¬ 
гія  учитывается  особыми  счетчиками  съ  переключающими 
часами.  Такъ,  напримѣръ,  въ  Москвѣ  „Общество  электрич. 
освѣщ.  1886  г.я  до  войны  отпускало  энергію  по  высоко¬ 
му  тарифу  въ  слѣдующіе  мѣсяцы  и  часы  контрольнаго 
года,  по  2 У 2  коп.  за  гектоуаттчасъ,  независимо  отъ  мощно¬ 
стей  установленныхъ  моторовъ: 

Съ  1  окт.  по  15  ноября  въ  часы  отъ  5  ч.  дия  до  7*  ',  вѳч. 

„  16  нояб.  „  15  япв.  „  „  „  4  ,  „  „  71/,  „ 

„  1  янв.  „  1  марта  „  .  ,  5  „  .  „7 »/,  „ 

За  потребленную  электрическую  энергію  во  все  осталь¬ 
ное  время  сутокъ  и  года,  кромѣ  перечисленнаго  выше, 

дѣйствуетъ  низкій  тарифъ,  по  болѣе  дешевой  раз- 
цѣнкѣ. 

Такимъ  образомъ,  при  опредѣленіи  стоимости  по  двой¬ 
ному  тарифу  слѣдуетъ  только  вычислить,  сколько  мотору 
придется  работать  часовъ  въ  годъ  при  высокомъ  и  при 
низкомъ  тарифахъ,  и  тогда  полная  стоимость  работы  мото¬ 
ра  въ  годъ  опредѣляется  безъ  затрудненій. 

Однако,  во  многихъ  мѣстахъ  и,  между  прочимъ,  въ 
Москвѣ,  абоненты  пользуются  льготнымъ  тарифомъ, 
а  именно:  до  извѣстнаго  количества  израсходованной  энер¬ 
гіи  платятъ  одну  цѣну,  послѣ  чего  платятъ  цѣну,  значи¬ 
тельно  меньшую. 

Такая  льгота,  обезпечивая  станціи  извѣстный  минимумъ 
потребленія,  даетъ  возможность  абоненту  уменьшать  расхо¬ 
ды  по  мѣрѣ  увеличенія  потребленія  или  расширенія  уста¬ 
новки. 

Такъ,  нипримѣръ,  въ  Москвѣ  „0-во  электрич.  Осв.  1880  г.“ 
за  нервно  1200  часовъ  ежегоднаго  потребленія  энергіи  во 
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время  низкаго  тарифа  на  каждый  установленный  гекто- 
уаттчасъ-часъ  до  войны  назначало  цѣну  для  моторовъ: 
отъ  2  до  10  лошад.  силъ  9/10  коп.  за  1  гектоуаттчасъ. 

свыше  10  „  20  *  ,  Ѵю  »  *  1  » 

»  20  м  »  10  я  п  ^  »* 

и  за  все  послѣдующее  количество  энергіи,  потребленной 
въ  теченіе  того  же  года  во  время  низкаго  тарифа  сверхъ 
1200  часовъ,  на  каждый  установленный  гектоуаттъ  по  6/ю 
коп.  за  1  гектоуаттчасъ. 

Двойной  тарифъ  превращается  въ  одинарный,  если  не 
предполагаютъ  пользоваться  энергіей  въ  часы  высокаго  та¬ 
рифа. 

Пользованіе  указаннымъ  тарифомъ  легче  всего  выяснить 
на  примѣрахъ: 

Примѣръ  II.  На  лѣсвомъ  складѣ  предполагаютъ  поставить  8  силь¬ 
ный  моторъ.  Во  что  обойдется  его  работа,  если  въ  часы  высокаго 
тарифа  онъ  работать  не  будетъ? 


1)  Числ)  рабочихъ  часовъ  мотора  въ  годъ. 

Предполагая  число  рабочихъ  дней  въ  году  260  и  число  рабочихъ  ча¬ 
совъ  въ  день  10  будемъ  имѣть. 

Общее  число  часовъ  въ  году  260X10=2600  час. 

Но  т.  к.  моторъ  не  будетъ  работать  круглый  день  не  останавливаясь 
и  ^предполагая  что  нагрузка  его  не  превыситъ  50%  всего  времени  (т.  е. 
0,5  или  у2,  то  будемъ  имѣть, 

Число  часовъ  работы  мотора  въ  годъ 

0,5X2600—  ^ .  2600  =  Щр  =1300  часовъ 

вмѣсто  опредѣленныхъ  ранѣе  2600  ч. 


2)  Расходъ  энергіи  въ  годъ  по  одинарному  тарифу. 

8*ми  сильный  моторъ  согласно  таблицѣ  на  стр.  63  беретъ  па  себя  60 
гектоуаттъ  въ  часъ,  слѣд.,  за  1300  часовъ  онъ  возметъ  въ  1300  разъ 
больше  т.  ѳ*  69X1200  —89700  гектоуаттчасовъ. 

Іаковъ  расходъ  энергіи  будетъ  на  моторъ  ва  годъ. 


3)  Стоимость  энергіи  въ  годъ. 

™„о?.СЛ"  бы"°  было  льготнаго  тарифа,  то  для  того,  чтобы 
У®"*™*  сколько  будетъ  стоить  работа  мотора  въ  годъ,  слѣдовало  бы  най- 
девеоѳ  количество  энергіи  (89700  гектоуаттчасовъ)  помножить  на  тарифъ, 
т.  е.  па  стоимость  1  гектоуаттчаса.  Если  тарифъ  равенъ  0  9  коп.  то  сто- 
имость  работы  тогда  (безъ  льготъ)  обошлось  бы  въ  89700.0  9=807  р.  30  к. 
образомъ:  льготномъ  тарифѣ,  стоимость  работы  вычисляется  слѣд. 

тече^оЛ пепв^ъТртТ^  Тарифъ  на8наченъ  въ  0,9  за  гектоуаттчасъ  въ 
теченіе  первыхъ  1200  часовъ  ежегоднаго  потребленія  энергіи  на  кяжттый 

установленный  гектоуаттъ  (моторъ  не  выше  10  лош.  "Йй  ш  по  О  б  ко 

честію  'энегачи0^11!! ''ііные8^ ЮП  послѣ;і'ѴЮ1цѳѳ  количество  энергіи,  то  коли- 
энерпи  ва  первые  1200  часовъ  выразится  для  69  гектоуаттъ  въ: 
ьн  1200=82800  гектоуаттчасовъ 

заплатить  за  нихъ  придется  по  0,9  кон. ‘за  каждый  гектоуаттчасъ  т.  е.: 
„„„„„  82800.0, 9=74о  р.  20  к. 

если  изъ  обіцТго^р;^  Т0Г0’  будвтъ  получено, 

сходъ  энергіи  за  первые  1200Р часовъ  т  ?  82800  УатаС0ВЪ’  ВЫЧТѲМЪ  Р8' 
89^00-  82800=  6900  гектоуаттчасовъ. 
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Эта  энергія  оплачивается  по  льгооиому  тарифу  въ  0,6  коп.  и  за  нее 
придется  заплатить  6900.0,9  41  р.  40  к. 

А  всего  придется  заплатить: 

За  первые  1200  часовъ .  745  р.  20  к. 

За  остальное  время . 41  *  40  „ 

Итого  .  .  786  р.  60  к. 

Если  бы  нѳ  было  льготнаго  тарифа,  пришлось  бы,  какъ  опредѣлено 
ранѣе,  заплатить  807  р.  30  к.,  т.  е.  на  20  р.  больше. 

Примѣръ  12.  Въ  механической  мастерской  предполагаютъ  поста¬ 
вить  нѣсколько  моторовъ  общей  мощностью  въ  25  лош.  силъ.  Во  что 
обойдется  работа  ихъ  въ  годъ,  если  моторамъ  приходится  рабо¬ 
тать  какъ  во  время  высокаго  такъ  и  низкаго  тарифа 


1)  Число  рабочихъ  часовъ  моторовъ  въ  годъ. 

Если  предположить,  что  нагрузка  моторовъ  не  превышаетъ  60 °/0  всего 
времени  (т.  е.  0,6  или  6/10),  а  рабочихъ  дней  въ  году  260  и  работаютъ  по 
10  часовъ  въ  день,  то  будемъ  имѣть: 

Общее  число  часовъ  работы  моторовъ  (какъ  при  низкомъ  такъ  и  вы- 
сокомъ  тарифахъ)  б  6.т10 

0,6X260X10  =  ^  260.10= - 20 - =  1560  часовъ. 

(вмѣсто  260X10=2600  часовъ,  если  бы  моторы  работали  не  переставая 
круглый  день). 

Изъ  найденнаго  общаго  числа  часовъ  на  высокій  тарифъ  будетъ  при¬ 
ходиться  большее  или  меньшее  количество  часовъ  въ  зависимости  отъ 
того  когда  кончаютъ  работу.  При  опредѣленіи  числа  часовъ  работы,  при¬ 
ходящихся  на  высокій  тарифъ  можно  руководствоваться  табличкой,  подоб¬ 
ной  приведенной  на  стр.  68  (для  Москвы),  которая  въ  различныхъ  мѣст¬ 
ностяхъ,  конечно,  можетъ  быть  разной. 

Такъ  если  предположить  что  работа  кончается  въ  6  часовъ,  а  въ 
предпраздничные  дни  часомъ  раньше,  то  на  высокій  тарифъ  придется 
130  часовъ,  а  предполагая  также  какъ  и  раньше,  что  моторы  работаютъ 
не  круглый  день  не  переставая  а  лишь  б/іо  всего  времени,  то  на  высо 
тарифъ  придется  0,6Х130=6/ю  •  130=6.13=  о  часовъ. 

2)  Расходъ  энергіи  по  двойному  тарифу. 

Мотопы  на  25  лошад  силъ  согласно  таблицѣ  на  стр.  63  берутъ  на 
себя  Энергіи  ^1 0  °гектоу  аттъ  въ  часъ  а  слѣдовательно  полный  расходъ 
энергіи  за  1560  часовъ  будетъ  въ  1о60  разъ  оольше  т.  е. 

210X1560=327600  гѳктоуаттчасовъ. 

Изъ  этого  количества  энергіи  при  высокомъ  тарифъ  за  < 
совъ  будетъ  израсходовано 

210X78=16380  гѳктоуаттчасовъ, 

а  пои  низкомъ  тарифѣ  остальное  (отъ  общаго  расхода  въ  3. . 600 
гѳктоуаттчасовъ)  327600-^16380=311220  гѳктоуаттчасовъ. 


Еслибы  не 
сходованную  при 
гектоуаттчасъ,  т.-е. 


3)  Стоимость  энергіи  въ  годъ. 

,  плтпзгп  тариіато  за  энергію,  изра- 

бокомъ  тарифѣ  пришлось  заплатить  по  2- ,  коп.  за 


16380Х2'/»=409  Р-  54  к- 
а  за  энергію  при  низкомъ  тарифѣ,  напр.,  по  ’/іо  коп- 
(моторъ  свыше  20  л.  с.)  т.-е. 

311220^  =2178  р.  54  к., 


за  гектоуаттчасъ 


а  всего 


2178  р.  54  К.+409  р.  50  к.  —2588  р.  04  млі. 
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Прп  льготномъ  тарифѣ  стоимость  работы  низкаго  тарифа 
опредѣляется  слѣд.  образомъ: 

Если  согласно  условія  низкій  тарифъ  назначенъ  (напр.  для  Москвы) 
по  7/ю  коп-  за  1  гектоуаттчасъ  въ  теченіе  первыхъ  1200  часовъ  ежегод¬ 
наго  потребленія  энергіи  на  каждый  установленный  гектоуаттъ  (моторъ 
свыше  20  л.  с.)  и  по  6/10  коп.  съ  гектоуаттчаса  за  все  послѣдующее  коли¬ 
чество  энергіи,  то  количество  энергіи  за  первые  1200  час.  выразится  для 
210  гектоуаттъ  въ: 

210X1200=252000  гектоуаттчасовъ 

и  заплатить  ва  нихъ  придется  по  7/і#  коп.  8а  кажлый  гектоуаттчасъ  т.  е 

7  252000.7 

252000.  ^  ^ - =  1764  руб. 


Количество  энергіи  израсходованной  при  низкомъ  тарифѣ  сверхъ  того 
будетъ  получено,  если  пзъ  общаго  расхода  энергіи  прп  низкомъ  тарифѣ 
въ  311220  гектоуаттчасовъ  вычтемъ  расходъ  энергіи  за  первые  1200  ча¬ 
совъ  т.  е.  252000 


3 1 1 220 — 25200=59220  гектоуаттчасовъ. 

Эта  энергія  оплачивается  по  льготному  тарифу  въ  6/10  коп. 
6  _  6.59220 

■  =  355  р.  32  к. 


10.59220  = 


10 


А.  всего  придется  заплатить: 

По  низкому  тарифу  1764  р.  +  355  р.  32  к.  =  2119  р.  32  к. 
По  высокому  тарифу  (тоже  какъ  и  ранѣе)  .  409  р.  50  к. 


Итого.  .  .  2528  р.  82  к. 

Если  бы  не  было  льготнаго  тарифа,  то  прппілось-бы  заплатить  какъ 
опредѣлено  ранѣо,  2588  р.  04  к.  е.  на  59  р.  22  к.  больше. 


III.  При  быстрыхъ  подсчетахъ  стоимости  работы  мотора 
можно  пользоваться  статистическими  данными, 
собранными  отъ  различныхъ  производствъ,  согласно  кото¬ 
рымъ  оказывается  годичный  расходъ  на  1  установленную 

силу  слѣдующимъ:  17 


Годичный  расходъ 

на  1  установленную  лошад.  силу  въ  различи,  производствахъ. 


Наимннованіѳ  произ¬ 

Стоим. 

1  л.  с.  въ 

Наименованіе  произ¬ 

Стоим. 

1  іг.  с.  въ 

водствъ. 

годъ  въ 
руб. 

водствъ. 

годъ  въ 
руб. 

Типографіи  . 

190 

Переплетныя . 

190 

Литографіи.  .  .  . 

200 

Краскотерныя . 

120 

Слесарныя . 

180 

Столярныя . 

130 

Гильзовыя  .  .  . 

175 

Цинкографіи . 

135 

Кожевеноыя . 

Ш 

Прачечныя . 

135 

Швейныя . 

150 

Колбасныя . 

140 

Жестяныя . 

150 

Булочныя . 

ПО 

Кондитерскія . 

150 

Мыловарни . 

120 
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Въ  среднемъ  можно  принять  расходъ  при  8-ми  часо¬ 
вомъ  рабочемъ  днѣ  въ  180  руб.  на  силу  въ  годъ,  а  при 
16-ти  часовомъ  днѣ  (въ  двѣ  смѣны)  въ  300  руб.  въ  годъ. 

Примѣръ  13.  Во  что  обойдется  работа  5  сильнаго ‘мотора  въ  годъ 
при  8  часов,  рабочемъ  днѣ? 

Принимай  стоимость  1  лошад.  силы  въ  180  руб.  имѣемъ  стоимость 
работы  мотора  900  руб.  въ  годъ. 

Какъ  узнать,  сколько  придется  платить 
за  работу  мотора  по  показаніямъ  счетчика,  указано  въ  со¬ 
отвѣтствующей  главѣ  („Много  ли  придется  платить  за 
энергію?*4).  _ 


Примѣненіе  э.тектрпчества  въ  сельскомъ 
хозяйствѣ. 

Въ  настоящее  время  чрезвычайной  дороговизны  рабочихъ 
рукъ,  невозможности  достать  ихъ  въ  самое  нужное  время, 
а,  главное,  благодаря  неувѣренности  въ  добросовѣстномъ 
выполненіи  работы,  недостатка  рабочаго  скота,  дороговизны 
содержанія  его  и  возможности  падежей,  —  волей-неволей 
приходится  думать  о  замѣнѣ  всюду,  гдѣ  только  возможно, 
живой  силы  машиной. 

Электричество,  благодаря  удобству  передачи  его  на  лю¬ 
быя  разстоянія  и  возможности  пользоваться  имъ  гдѣ  угодно 
и  какъ  угодно, — лучше  всего  подходитъ  для  указанныхъ 
цѣлей.  Дѣйствительно,  лишь  бы  была  гдѣ-либо  по-сосѣдству 
электрическая  станція.  Отъ  нея  можно  повести  провода  въ 
любое  мѣсто  и  на  любое  разстояніе.  При  высокомъ  напря¬ 
женіи  провода  будутъ  не  толстые,  и  устройство  такой  про¬ 
водки,  даже  при"  передачѣ  на  десятки  верстъ,  обойдется  не 
дорого.  На  мѣстѣ  потребленія  къ  проводамъ  присоединяютъ 
электрическіе  моторы,  которые  и  приводятъ  любыя  машины 
въ  движеніе,  какъ  напримѣръ:  вѣялки,  молотилки  и  проч¬ 
или  даже  плуги,  бороны,  сѣялки  и  косилки,  для  чего  с 
игъ  только- перекинуть  провода  на  поле. 

На  фиг.  65  изображено  пользованіе  электрпчеек 
торомъ  д  л  я  м  о  л  о  т  и  л  к  и  (взамѣнъ  коннаго  привода),  на 
Фиг.  66  для  вѣялки  (взамѣнъ  ручного  привода)  а  на 
фиг.  67  моторъ  въ  3  лош.  с.  на  носилкахъ  со  всѣми 
принадлежностями  къ  нему,  легко  переносимы 

Мѣсто  И  примѣняемый  для  любой  ДѢЛИ.  ттлмыптлеННО- 

Энергія  для  цѣлей  сельско-хозяйствен  к  ПР®  ‘  '  в0 
сти  отпускается  существующими 

въ  виду  того  что  работа  въ  экономіяхъ  Р  *  а 

тао^м^-юга  раз*  во  врем  напмньшеи  нагрузи  »•- 

шинъ  станціи. 
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При  очень  значительномъ  отдаленіи  существующей  стан¬ 
ціи  отъ  мѣста  потребленія  можно,  конечно,  построить  и 
свою  станцію,  если  только  подъ^руками  имѣется  дешевое 


Фиг.  65.  Примѣненіе  ѳлектрич.  мотора  для  молотилки. 

топливо  въ  видѣ  воды,  называемой  „бѣлымъ  углемъ44  пли 
„подножнаго  золота44,  какъ  называютъ  торфъ.  Машины  для 
разработки  торфа  въ  настоящее  время  настолько  не  сложны 
и  дешевы,  что  прямо-таки  грѣхъ  оставлять  безъ  примѣне¬ 
нія  тѣ  богатства,  которыя  мы дімѣемъ '^подъ  -ногами,— тѣм  и 


Фиг.  66. 


Примѣненіе  электрич.  мотора  для  вѣялки. 


болѣе  гуѣхъ,  что  до  80°  0  азота,  содержащагося  въ  топгіЫ 
можно  ІШО  іи  использовать  для  „ск^сств  ннаго 
почвы  и  полученія  черезъ  то  огромныхъ  троіаёві  ^ 
Обычно  влектрнчвекія  фирмы  сообщаютъ  свѣдѣнія  о  сто- 
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имости  устройства  своихъ  станцій,  а  существующія  станціи 
даютъ  подробныя  данныя  о  стоимости  пользованія  отпуска- 


Фиг.  67.  Элѳктрич.  миТчръ  въ  3  лош.  силы  на  носилкахъ 
со  всѣми  принадлежи,  къ  нему. 

емой  ими  энергіи,  почему  при  переходѣ  на  электрическую 
силу  всякой  экономіи  полезно  запросить  какъ  тѣ,  такъ  и 
другія,  для  того,  чтобы  судить,  что  имъ  будетъ  выгоднѣе. 


Для  какихъ  еще  цѣлей  можно  примѣнить 
электричество,  и  не  дорого  ли  это  будетъ 

стоить? 


Для  того,  чтобы  судить,  насколько  многообразны  случаи 
примѣненія  электричества,  приведемъ  въ  настоящемъ  очер¬ 
кѣ  нѣсколько  примѣровъ  пользованія  имъ  и  стоимость  это¬ 
го  пользованія.  Достоинство  этихъ  приборовъ  въ  томъ,  что  , 
они  всегда  готовы  къ  дѣйствію,  опрятны  и  обходятся  вовсе 
не  такъ  дорого,  какъ  это  думаютъ.  Тѣмъ  болѣе,  что  элек¬ 
трическія  станціи  тамъ,  гдѣ  имѣется  нѣсколько  нагрѣвате- 
лей  или  подобныхъ  приборовъ,  охотно  назначаютъ  меньшій 
тарифъ. 
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Дѣйствуетъ  большинство  этихъ  приборовъ  отъ  обнкпо- 
веннаго  шгепс-  ля  или.  если  тикового  поблизости  не  имѣется, 
отт  любой  лампы,  снабженной  патронами,  подобными  изо¬ 
жженному  на  фиг,  68).  Въ  отверстіе  сбоку  патрона  вти- 

Т.ЯУрГчГГій  кофейникъ  дѣйствуетъ  отъ 
всякаго  штепселя  На  фиг.  69  указанъ  способъ  присоеди¬ 
ненія  его  къ  сѣти,  при  чемъ,  если  къ  нему  присоединены 


Фиг.  68. 

Патронъ  для  ламаъ, 
снабженный  отвер¬ 
стіями  для  штепс. 

вилки.  Фиг.  69*  Электрич.  кофейникъ. 


отъ  шнура  всѣ  три  наконечника,  происходитъ  самый  силь¬ 
ный  нагрѣвъ;  если  же  средній  и  одинъ  крайній,  то  грѣют¬ 
ся  либо  дно,  либо  бока  (средній  и  малый  нагрѣвъ). 

Кипятитъ  воду  въ  5—6  минутъ,  при  емкости  въ  6—7 

стакановъ,  что  стоитъ  ок.  3  коп.  *). 


Фиг.  70.  Электрич.  грѣдка  для  щипцовъ. 


и  *  Р^лка  Для  Щипцовъ.  Завивка  волосъ  и  локо- 

производимая  обычными  спиртовыми  грѣлками,  слу- 

пот  ПР**ЧИН0Й  многихъ  пожаровъ.  почему  лучше 

Лиг'  70  Пап  гР^л.К0ю  электрическою,  изображенною  на 

обходится  «ААА°ВаН1е  гРѣлко«  даже  въ  теченіе  цѣлаго  часа 
ооходится  всего  лишь  въ  21/ 2  коп.). 

*)  При  тарифѣ  4  кон  ва  гектоуаттчасъ. 
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Электр  и  ч  е  с  к  і  я  щ  и  и  ц  ы  д  л  я  зав  и'в  к  и.  Кро¬ 
мѣ  электрическихъ  грѣлокъ  для  щипцовъ,  которыя  чаще 
всего  употребляютъ  въ  театрахъ,  парикмахерскихъ  и  вообще 
всюду,  гдѣ  необходимо  согрѣвать  по  нѣскольку  щипц  къ 
сразу,  имѣются  въ  продажѣ  такъ  называемые  одиночные 
щипцы,  которые  грѣются  сами  (безъ  грѣлки),  стоитъ  толь¬ 
ко  присбединить  ихъ  шнуромъ  къ  штепселю.  Такіе  щипцы 
изображены  лежащими  па  туалетномъ  столикѣ  (фиг.  80). 


Фиг.  71.  Электрич.  вентиляторъ.  Фиг.  72.  Комнатная  элект.  печь. 

Электрическіе  вентиляторы  (фиг.  71)  чрез¬ 
вычайно  удобны,  такъ  какъ  могутъ  быть  поставлены  всюду 
безъ  какихъ  бы  то  ни  было  затрудненій  (въ  клозетехъ,  ку¬ 
рильныхъ  комнатахъ,  дѣтскихъ,  письменномъ  столѣ  и  пр.^. 
Работаютъ  отъ  любого  штепселя. 

Стоимость  работы  вентилятора,  перемѣщающаго  до  14 
куб  метр,  въ  минуту,  около  1  коп.  въ  часъ. 

Озонаторы.  Описанные  выше  вентиляторы  служатъ 
лишь  для  перемѣщенія  воздуха, — напримѣръ,  выкачиванія 
изъ  даннаго  помѣщенія  воздуха  испорченнаго  и  подачи  на 
его  мѣсто  свѣжаго.  Однако,  въ  большихъ  городахъ  воздухъ 
улицы  настолько  загрязненъ,  что  становится  необходимъ 
особый  апиаоатъ,  добавляющій  свѣжій  воздухъ.  Къ  такимъ 
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ценное  прими  до  желаемой 
оиті,  огь  помѣщеніи, 


пвлпины 


І'ІЧШІ.ІП.  ІІІ'ЧИ 


'І’иг,  7Я.  ГрѢлкл  цпц  иитрюіг, 


I’  I»  Ѣ  л  к  а 
Служить  для 
гминош.. 


Д  л  я 


ѵстонл/І.и  Ѵ’ 11  "  ъ' ,  иаоГ5Р«к<>ил  и»  фиг,  гл. 
у  утрлпшя  яамораанія  окоиныхг  «токолѣ  м» 


фиг'  7*-  Войду  мк  мА  Лунѣ  ИЛИ  '■утки 


НОШИ'/І,  и  лЪ'Н/іНЫХЪ  ігЪ/іЫ) 


ДЛЯ  ѴаМТ  1  (іІ‘ИІ  /і}>-  Особы/ 110  ИООбХОДИМТ 

и  Л  і,  ;  ;  оуми^ля  ПОЛОС', ,  послѣ  МЫТЬЯ  ,оло 

ИОЗДУХ»  и  Т4и  /  ;":,І  ТОСЯІ  М"™  ГО,, ямой  струп 

•  )  ./  •  и  /І.МЬ  СПОСОбстиуель  І  иііьиѣ  кожи  такт  кіи-т 

;;;:Гия  %іт.  і  уг1к  /т  ™ 

•ісс-піѣ  ооядущиа/о  душа,  горячаго  или  холоднаго' Ѵоілѵди 

''"-г- . -  «НЕ 

номт,  столѣ  (фиг.  оо;  **йбіл*м«.  лежащим-,,  па  гуолот- 

Р  усеки  г*  (<і!иг  Ѵв М  П  ,с  11  м  0  4  •'  х  иаобрѣтоиіо  дня 

20  станин  о  и-,,  я  КГ„(  /  ИМ0СТЬ  покиіппооія  п,,и  емкости  ет. 


Л  л  »•  кг  р  и  ч  е  г,  К  I  <•  у  т  (Г»|  и  0|,иг.  76,  очень  удобны 
при  молмовлиіи  и  обходятся  деже  цетил'  чбикшцтшшхі. 
тикъ  кпнъ  и»  требуют/,  Шииічо  количества  угли й  мои 

КрЯТКОЯООМСМНОЙ  работѣ,  И'  Да  К/ТЬ  упіря,  II".  ЩКпІ-ИІЫгГІ, 

бѣлья.  Стоимость  работы  ушли  ы.еом-ь  7  9  фу  мт  *о  /го» 

1(7.  ЧЯОЪ. 


Фие.  Кг.  Р/ІСКТ(,ИТ,  лмхо» !*(.»„  Фкі  7С,  '«Я-  мгрИТ  ущ,гг. 

'д  Я  в  ктричвскія  С  к  о  н  О  р  о  д  ы  и  к  о  С  т  р  ю  л  и 

работает,  вті.  любого  пттоеям. 

:•)  л  е  к  -і  |-  и  9  в  С  V  і  Я  К  ./  X  В  И  (фйі  ■  77)  ВОШіЛЯЮГк 
ГОГОЛИ  ТЬ  нутяшл:  ВО  ценно»  крем  Я  и  ЛИШЬ  №  ГО  И  реви, 
Шут  ігь  ятом-ь  имѣется  иидобиость.  Могугь  быть  усиленію 

роком Мідуо ММ  07»  МИДУ  ТОГО,  ТТО  ПЛИТЫ  ИЛИ  НОЧИ  Требуюсь 

растопки  и  сохраняют*.  тепло  ит<  точеніе  долгаго  времени 
мослѣ  того,  какъ  мадобмості.  вт.  втомь  миионтла. 
л  .<  е  к  т  р  и  о  е  г;  і  і  Й  п 

бойко  удобепь  от*  столоны**,,  гдѣ  приходится  парѣлаіь 
сЬба  і’/лкеп 

ЛОВКОЙ  ВЕЛИЧИНЫ.  Дѣйствуетъ  ОТ/,  небольшого  моторчика 

0  л  е  к і  р  и  ч  е  в  і 1  і  о  р  я  іі  о  і  о  ко 

„тепдоткдпі,"  (фиг.  79),  оооа мѣнимы  дли  больныхъ,  нужда 
юпіп/е и  07.  быстрой  помощи  Оншримѣрч,,  ночью,  при  бо 
лѣ ііиихт.  печени,  желудка  И  ПрОЧ  ; 

А  и  и  а  р  а  і  ы  //  /  и  м  а.  <  в  а  я:  а  ('оибрапіоппа/  'о,  о  /а/  •< 
дари  кморымь  можно  обойтись  бе.: ь  ,  -.аи'.исіки 

(фиг.  НО).  Стоимость  работы  ігь  част,  около  2  кон.  При- 
м Ьииютои  при  исовояможны*  ь  болѣимигь  и,  о(я/»еино  охотно, 
для  устраненіи  морщинь,  иы падем  Ія  нолост.  и  нр 


г 
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Фиг.  80.  Элѳктрич.  аппаратъ  для  устраненія  морщинъ  (на  столикѣ  ле¬ 
житъ  элѳктрич.  сушите  ль  волосъ  и  щипцы  для  завивки  волосъ). 


Фиг.  81.  Электрич.  елка. 


'9 


Фиг.  82.  Элѳктрич.  натирка  половъ. 


Фиг.  83.  Элѳктрич.  стиральная  машина. 
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въ  гигіеническомъ  отношеніи  прачсчпыя  и  устранить  наемъ 
поденщицы. 

Электрическая  стрижка  (фиг.  84)  лошадей 
даетъ  прекрасные  результаты,  ускоряя  эту  долгую  проце¬ 
дуру  но  много  разъ.  Стрижка  производится  отъ  моторчика, 
приводящаго  въ  дѣйствіе  машинку,  подобную  употребля¬ 
емой  въ  парикмахерскихъ.  Особенно  удобна  для  кошошепъ. 

Сценическіе  эффекты  достигаются  помощью 
регуляторовъ  съ  вольтовой  дугой,  подобно  изображенному 
на  фиг.  86.  Къ  регулятору  прилагаются  диски  со  стекла- 


Фиг.  84.  «доктрин,  стрижка  лошадей. 


;"лІ!ска1п,;,,::::\:краскг-  ®с°^ввн°  рекомендуется  для  люби 
Г  и  ГГ"’  такъ  Ки  «ь  однимъ  приборомъ  могут 

п  Д0ЛТПІ  У  самыѳ  разнообразные  Эффекты, 
жиое  кип'  'и  К  И'  ^РИИ’ЬненТе  электричества  для  пасса 

исключит;,, т,:?ГХЪ  ІІ0ДЪ,  Ы.МИК0ВЪ  Давно  уже  получил' 
ропГа  «Г»яР„^°СТраНе,Н1е-  ислѣдствіе  простоты  уст 
установки  и ’песі  м',іЖѵи*пИ  дѣ0ствія'  небольшой  стоимості 
менные  полъоинмки  1м1ф0Ншич>  Рас*ода  на  энергію.  Соере 

буюп.  человѣка  Гпоок<ппп«В0\Г0  обслУЖИванія  даже  пе  тре 
чел  ніька  (проводника),- -простой  нажимъ  кнопки,  і 
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подъемникъ  сямъ  останавливается  въ  любомъ  этажѣ.  Сто. 
имость  работы  пассажирскаго  подъемника  на  4  чоловѣк 
ОКОЛО  І80  руб.  въ  годъ;  на  6-8  человѣкъ-около  800  руба 
Товарные  подъемники  особенное  значеніе  имѣютъ  Тя 
^отооановъ,  кухмистерскихъ,  универсальныхъ  (миогоЭТ1 


Фнг.  86.  Регуляторъ  для  оцѳпическихъ  эффектовъ. 

ныхъ)  магазиновъ  и  пр.,  такъ  какъ  ускоряютъ  подачу 
олюдъ  изъ  кухни  или  товаровъ.  На  фиг.  85  изображенъ  | 
подъемникъ  для  блюдъ  съ  кнопочной  системой,  остана¬ 
вливающійся  послѣ  нажима  соотвѣтствующей  кнопки  въ 

любомъ  этажѣ. 


Что  такое  счетчикъ  электричества  и  как' 

онъ  дѣйствуетъ? 

ДРпмн  ЕК!?  все  измѣРять:  сукно  аршинами,  воду  в< 
дКь  о  к?лп^ЙаМи  и  т-  — иначе  трудно  было  бы  <3 
конечно,  наѵчит  '<-1Т0+0  ШШ  Другого  вещества.  Нужно  был< 
того  чтобы'  ся  м'^Рить  и  электричество.  Для  чего? Дл 
п„,,І  Ы  М0ЖІ1°  было  вести  учетъ  рмѵ 

его  не  видимъ?  ,ріі*н0ЖН0  мѣРвть  электричество,  когда 
видимъ?  Единственный  исходъ  здѣсь  можно  был 


только  придумать —это  судить  о  количествѣ  злнктричества 
(СЯІС'Ь  говорятъ  косвенно,  т.-о.  но  производимому  имъ  како¬ 
му-либо  дѣйствію.  Такъ,  напримѣръ:  мы  узнали,  что,  если 
электричество  подвести  къ  электрическому  мотору,  то  онъ 
начнетъ  вращаться.  Вращеніе  его  будетъ  тѣмъ  быстрѣе, 
чѣмъ  больше  электричества  черезъ  него  пройдетъ.  Количе¬ 
ство  же  электричества,  идущаго  черезъ  него,  будетъ  нахо¬ 
диться  въ  зависимости  отъ  нагрузки  цѣпи,  т.-е.  отъ  того, 
напримѣръ,  больше  или  меньше  лампъ  будетъ  включено  въ 
данную  минуту.  Слѣдовательно,  подобный  моторчикъ  бу¬ 
детъ  вращаться  то  быстрѣе,  то  медленнѣе,  но  въ  общемъ 


Фиг.  87.  Счетчикъ  электрнч.  эпоргія  одшіариаго  тарифа. 


по  полному  числу  его  оборотовъ  за  какой-нибудь  промежу¬ 
токъ  времени  можно  будетъ  судить  о  произведенной  за 
ототъ  промежутокъ  работѣ  электричества. 


Чтобы  счетъ  оборотовъ  производился  автоматически,  ось 
мотора  соединяютъ  при  помощи  зубчатыхъ  колесъ  со  счет¬ 
нымъ  механизмомъ,  и  тогда  получается  приборъ,  называе¬ 
мый  моторнымъ  счетчикомъ  электрической  работы  (фиг.  і 

Въ  тѣхъ  яге  случаяхъ,  когда  существуютъ  два  тарифа: 
низкій  и  высокій,  то  счетчики  снабжаются  о  ^ыкзовенн 
часами,  заводными  ключомъ  (разъ  въ  мѣсяцъ),  ,  • 1 

которыхъ-въ  извѣстный  часъ  пѳрсключать  счетчикі  еъ 
низкаго  тарифа  на  высокій.  Разумѣется,  у  такого  счетчика 
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имѣются  на  циферблатѣ  два  Р*»  «*!>*• "  ш°™,!;,иЖ'Ш'0 
изъ  нихъ  помѣтка:  „высокій  тарифъ  ,  «низкій  тар»  |  ъ 


Фиг.  88.  Счетчикъ  двойного  тарнфа,  вверху  переключающіе  часы. 


Общій  видъ  такого  счетчика  изображенъ  на  фиг.  88. 


Что  такое  гектоуаттъ  п  кплоуаттчасъ? 

рот^еѴлТеТп  механи3ыъ  счетчика  и  отсчитываетъ  обо- 
цахъ’нзмѣоепія  0казаніе  на  Циферблатѣ  своемъ  въ  едини- 

"а  тъ3^ГГц^РаИт’еЛКОаПсРа1Г  ~  г  е  к  1  “ 1 1  4  " 

но  он^сравни^пь^  изм,ьРен^я  собственно  есть  уаттчасъ, 
ствГ  сотыми  Мелка  И  обычно  мѣряютъ^  электриче- 

сотнями  Уаттчасовъ-гектеу  аттчасами  или 
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же  тысячами  уаттчасовъ — к  илоуаттчасами,  т.  к. 
слово  гекто  означаетъ  сто,  а  кило— тысяча.  Поэтому  выхо¬ 
дитъ,  что  килоуаттчасъ  въ  10  разъ  больше  гектоуаттчаса, 
т.-е.: 

1  килоуаттчасъ=1о  гектоуаттчасамъ. 

Что  же  такое  гектоуаттчасъ?— Это  та  работа,  которую, 
примѣрно,  придется  потратить  электричеству  для  питанія 
16  св.  лампочки  накаливанія  съ  металлической  нитью  около 
5  часовъ,  или  16-ти  же  свѣчной  лампочки,  но  съ  уголь¬ 
ной  нитью  въ  теченіе  около  13Д  часа. 

Для  того  же,  чтобы  израсходовать  не  гектоуаттчасъ,  а 
1  килоуаттчасъ,  16  св.  металлической  ламиочкѣ  придется 
горѣть,  примѣрно  5.  10,  т.-е.  около  50  часовъ,  а  такой 
же  лампочкѣ  угольной  13Д.  Ю,  т.-е.  около  17‘Д  часовъ, 
такъ  какъ  1  килоуаттчасъ  въ  10  разъ  больше  гектоуатт¬ 
часа. 


Сколько  показываетъ  счетчикъ? 


Гектоуаттчасы  или  нилоуаттчасы  показываетъ  счетчикъ?— 

Это  нужно  знать  прежде  всего,  такъ  какъ  указанное  обсто¬ 
ятельство  служило  поводомъ  многихъ  недоразумѣній  при 
опредѣленіи  абонентомъ  стоимости  израсходованной  энергіи. 
Обычно  на  видномъ  мѣстѣ  счетчика  (чаще  всего  надъ  ци¬ 
фрами  циферблата)  имѣется  помѣтка,  въ  чемъ  выражены 
дѣленія  счетчика.  Такъ,  напримѣръ: 


или 


Гектоуаттчасы 


Точно  такъ  же  въ  разсчетныхъ  книжкахъ,  которыми 
снабжаются  абоненты,  имѣется  помѣтка,  ,емУ  Равн  * 
ніе  счетчика.  Такъ,  напримѣръ,  изъ  записи  : в* *9 

“віет^то".  вІоГвл^™  в,  даві  кв^ 


—  ев  - 


Прочитать  показаніе  счетчика  ив  пред¬ 
ставляетъ  никакого  затрудненія,  если  онъ  снабженъ  ц  и- 
ферблатомъ  съ  выскакивающими  цифра- 
м  и.  Этотъ  типъ  циферблатовъ  наиболѣе  распространенный 
и  удобный  для  быстрыхъ  отсчетовъ,  такъ  каргъ  общее  чи¬ 
сло  израсходованной  энергіи  представляется  на  немъ  напи¬ 
саннымъ  цифрами  въ  рядъ.  Цифры  послѣ  занятой  счита¬ 
ются  десятыми  долями  основной  .единицы  измѣренія. 


Гакъ,  напримѣръ,  приведенныя  выше  показанія  могутъ 
быть  прочитаны  на  одномъ  счетчикѣ,  862,7  или  362  и 
гоктоуаггчаса,  а  на  другомъ  86,2  или  Зб2/10  килоуаттчаса' 
•Это  значитъ,  что  до  сего  времени  съ  момента  начала  рабо¬ 
ты  счетчика,  т.-е.  съ  того  момента,  когда  на  циферблатѣ 
его  не  было  никакихъ  цифръ  (всѣ  ноли;,  было  израсходо¬ 
вано  лишь  данное  количество  энергіи. 

Однако,  не  всегда  послѣдняя  цифра  на  циферблатѣ 
(десятыя  доли)  стоитъ  на  одномъ  уровнь  съ  другими  ци- 
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фрами,  т.-е.  точно  посрединѣ;  иногда  она  бываетъ  чип-  итя 
ниже  другихъ  цифръ,  напримѣръ: 

2 

такъ:  0  3  6,  иди  такъ:  0  з  в, 

2 

Расположеніе  послѣдней  цифры  точно  въ  уровень  еъ 
другими  цифрами  гарантируетъ  цѣлое  число  десятыхъ 
лей,  тогда  какъ,  если  эта  цифра  будетъ  стоять  выше,  то 
это  означаетъ,  что  десятыхъ  долей  будетъ  больше,  а  ее  л  л 
ниже,— то  меньше  даннной  цифры/  Насколько  эта  ци  ‘  ра 
ушла  вверхъ  или  не  дошла  до  середины  снизу,  на  столько 
должно  быть  прочитано  больше  или  меньше  показаніе  счет¬ 
чика. 

Такъ,  напримѣръ,  пусть  въ  данномъ  случаѣ  цифра  2 
ушла  вверхъ  на  половину, — это  значитъ,  что  кромѣ  *  ,  ко¬ 
торыя  показываетъ  счетчикъ,  было  израсходовано  еше  по¬ 
ловина  1/,0,  т.-е.  ь/т,  и  тогда  показаніе  счетчика  можно 
прочитать  такъ: 

036,25. 


Если  же  цифра  2  не  дошла  до  середины,  напримѣръ, 
на  */2,  то  это  значитъ,  что  еще  нѣтъ  полныхъ  Ун,  и  мож¬ 
но  считать  показаніе,  уменьшеннымъ  на  десятой,  т.-е. 
на  уіоо,  и  читать  его  такъ: 

036,15. 


Во  многихъ  счетчикахъ  подлѣ  послѣдней  цифры  нано¬ 
сятъ  мелкія  дѣленія,  соотвѣтствующія  сотымъ  долямъ,  бла¬ 
годаря  чему  имѣется  возможность  точно  узнать,  на  сколько 
не  дошла  послѣдняя  цифра  до  середины. 

Болѣе  затруднителенъ  отсчетъ  на  счетчикахъ,  снабжен¬ 
ныхъ  циферблатами  со  стрѣлками,  которые 
сравнительно  мало  распространены,  во  все  еше  встрѣча¬ 
ются  въ  нѣкоторыхъ  установкахъ.  Единственно,  что  я}  жно 
имѣть  здѣсь  въ  виду,  чтобы  избѣжать  ошибки,  ото  то, 
что  читается  только  та  цифра,  которую  перешла  стрѣлка, 
если  бы  она  не  дошла  до  слѣдующей  даже  на  очень  не¬ 
большую  величину,  все-таки  должна  быть  названа  пруУП®" 
ствующая,  т.-е.  уже  пройденная  стрѣлкой  цифра.  В*  Р 
вленіе  вращенія  стрѣлокъ  обычно  помѣчается  околока  •* 
изъ  ыихъ. 

Не  надо  забывать  запятой!  Нерѣдко  при  наблюденіи  пол¬ 
заній  счетчика  забываютъ  о  запятой,  ^  ^Л‘нааршгбръ, 
лыхъ  чиселъ  десятыя  доли  ихъ,  и  читаютъ,  напримьу 
приведенныя  на  страницѣ  показанья  такъ. 

8627  гектоуаттч асовъ  и  362  кало>  аттчаса. 
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,,-е.  безъ  десятыхъ.  что,  конечно,  будетъ  ошибочно,  такъ 
какъ  дастъ  показанія  въ  десять  разъ  большія. 

Во  многихъ  случаяхъ  сомнѣнія  въ  правильности  пока¬ 
заній  счетчика  объяснялись  именно  тѣмъ,  что  запятая  нѳ 
была  принимаема  во  вниманіе,  вслѣдствіе  чего  казалось, 
что  на  энергію  было  израсходовано  чрезвычайно  много  (въ 
10  разъ  больше). 


Много  лд  израсходовано  энергіи  п  сколь- 
ко  за  нее  придется  платить? 


Для  того,  чтобы  узнать  по  счетчнку, 
сколько  израсходовано  энергіи  за  опредѣ¬ 
ленный  промежутокъ  времени,  нужно  знать,  какое  было 
показаніе  на  счетчикѣ  въ  началѣ  этого  промежутка  п  въ 
концѣ  его.  Простое  вычитаніе  перваго  показанія  изъ  по¬ 
слѣдняго  дастъ  расходъ  энергіи  за  указанный  промежутокъ 
времени  либо  въ  гектоуаттчасахъ,  лпбо  въ  кнлоуаттчасахъ, 
смотря  по  тому,  что  показываетъ  счетчикъ  (стр.  85). 

Обычно  при  постановкѣ  счетчика  почти  никогда  на  ци¬ 
ферблатѣ  его  не  стоять  одни  нули,  а  всегда  имѣется  какая- 
либо  цифра.  Это  значитъ,  что  до  постановки  счетчика  бы¬ 
ло  израсходовано  нѣкоторое  количество  энергіи,  которое  онъ 
и  зарегистрировалъ,  и,  конечно,  за  эту  энергію  новому  або¬ 
ненту  платить  не  придется,  такъ  какъ  онъ  ее  изъ  того  по¬ 
казанія,  которое  будетъ  на  счетчикѣ  черезъ  нѣкоторый  про¬ 
межутокъ  времени  вычтетъ,  и  заплатитъ,  слѣдовательно, 
лишь  за  эту  энергію,  которую  онъ  израсходовалъ. 

Обычно  какъ  показаніе  счетчика  при  постановкѣ  его, 
такъ  и  послѣдующія  показанія  заносятся  спеціально  при¬ 
ставленными  къ  тому  лицами  въ  разсчетную  книжку,  по¬ 
добна  ю  изображенной  на  фиг.  89),  которая  и  выдается  на 
руки  абоненту. 


..  '\р, "  “  ѣ  Р  ^  14-  Пусть  нри  постановкѣ  иа  циферблатѣ  счетчика  гекто- 

він'иеии  чт.1  1ЮКІіалшо  -83.9,  а  черезъ  нѣкоторый  промежутокъ 

зто  вренн^нврі“‘в  СТаЛ°  р**нымь  510 А  Сколько' израсходовано  за 

510,0 
283.  9 

т.  е.  226  и  »/»  гектоуаттчаеа.  ' 

д  е  ?сЛяЯ  п  лѴт°п  4  т  0  6  ы  узнать,  сколько  п  р  ч- 
ство  нзі)чсхочо»яТЬ»П0  СЧетчикУ>  слѣдуетъ  только  коли  че¬ 
ка  стоимость*  п*НвоП  энергіи  помножить  на  тарифъ,  т.-е- 

электрическая  энапгТ«Р/°П  Въ  данной  мѣстности,  продается 
Р  энергія  (за  гектоуаттчасъ  или  кцдоѵаттчаеъЬ 
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1.  II  р  п  одинарномъ  тарифѣ,  т.-е.  такомъ  когда 
энергія  отпускается  во  всякое  время  дня  и  ночи  по  одной 
п  той  же  цѣнѣ  (см.  также  стр.  65),  вычисленіе  стоимости 
чрезвычайно  просто:  разницу  показаній  счетчика  въ  началѣ 
п  концѣ  какого-нибудь  промежутка  времени  (напримѣръ 
мѣсяца)  множатъ  на  тарифъ. 

Примѣръ  15.  Сколько  придется  заплатить  за  освѣщеніе  квартиры 
съ  24  февраля  1918  г.  по  6  апрѣля  того  же  года  (т.  е.  за  42  дня),  если 
согласно  записямъ  въ  расчетной  книжкѣ  (фиг.  89)  счетчикъ  показывалъ 
24  февраля  283.9  п  ктоуаттчаоа,  а  6  апрѣля  510.0  гектсуаттчасовъ. 

Тарифъ  въ  данной  мѣстности  4  коп.  за  гектоуагтчасъ. 

Въ  примѣрѣ  14  уже  было  опредѣлено  для  даннаго  случая  количество 
израсходованной  энергіи,  которое  оказалось  равнымъ  2*26.1  гектоуаттчаса. 

При  цѣнѣ  въ  4  коп.  за  каждый  гѳктоуаттчасъ  придется  заплатить  за 
эту  энергію  226,1  X  4  =  9  р.  05  к. 

Если  бы  захотѣли  опредѣлить  во  что  обошлось  за  это  время  въ  сред¬ 
немъ  освѣщеніе  въ  депь,  то  слѣдуетъ  раздѣлить  вычисленную  стоимость 
горѣнія  на  число  дней  горѣнія  (въ  данномъ  случаѣ  42)"  905  : 42  =  ок. 
21 1  а  коп.  въ  день. 

Принимая  во  вниманіе,  что  въ  этой  квартирѣ  горѣло  одновременно  не 
менѣе  7 — 8  лампъ,  указанный  расходъ  для  зрмняго  времени  нельзя  при¬ 
знать  высокимъ. 


Примѣръ  16.  Показаніе  счетчика  кялоуаттчасовъ  въ  началѣ  мѣсяца 
было  00042,7  къ  конпу  мѣсяца  стало  001065.  Сколько  придется  заплатить 
за  энергію  при  тарифѣ  въ  2,2  к.  за  гектоуагтчасъ 

Всего  израсходовало  энергіи  за  мѣсяцъ 

_  106,5 
042,7 

633 

т,-е.  638 10  кплоуаттчаса. 

Такъ  какъ  тарифъ  2,2  к.  данъ  за  гектоуагтчасъ  тс >  за 
придется  платить  въ  10  разъ  больше  (пот^Т*чт^  1  _  - '  час_ 

гектоуаттчаса мъ  ^стр.  85),  т.-е.  не  2,2  к.,  а  —  к-  за  ^  - 

А  за  63,8  клдоуаттчаса  придется  заплатить  бо,~  \  —  1-*  р.  64  к. 

2.  При  двойномъ  тарифѣ  (см. 5*5п еІя 

т.-е.  такомъ,  когда  энергія,  отпускаемая Р  *  БЫЧИсленія 
по  разной  цѣнѣ  (высокій  п  низкій  ‘  ^1ЬКо  раанн- 

проезводятъ  подобно  ИРеЛЫЛ/“^чго  Тарифа  множатся  на 
Цею,  что  показанія  шкалы  высокаго  *  ѵ 
одну  цѣну,  а  показанія  шкалы  низкаго  тарифа  иадач 
и  оба  произведенія  складываются. 

..„„.ьѣ  когда,  напримѣръ, 

3.  П  р  и  л  ь  г  о  т  н  о  м  ъ  Т  арнф-Б^  потдребленія  Эвер¬ 

зу  опредѣленное  число  час^  П  рекг^  аГгь  берется  одна  цѣ¬ 
пи  на  каждый  установленный  .  9  гіп  БЪ  теченіе 

на.  а  за  все  послѣдующее  киш  отдѣленіе  сте- 

того  же  года  цѣна  ДРЯ^-^  обозомъ: 

имости  производится  слѣдуй ш 


-  90  - 


Пп  „«ѣвъ  17.  Въ  мохапичоскоЯ  мастерской  установленъ  для  10 
сильного  двпгатоля  счетчикъ  двойного  тарифа  имѣвш.А  показаніе  „ацр" 
въ  началѣ  года: 


О 

о 

о 

2  7 

9 

3 

Низкій  тарифъ 


0  3  0 


гектоуаттчасовъ 

гектоуаттчасовъ, 


которыя  черезъ  нѣкоторый  промежутокъ  времени  (напр.,  въ  концѣ  года) 

стали  такими 


Высокій  тарифъ 


о 

о 

5 

2 

» 

7 

6  9)4, 

8 

8 

9 

9 

гектоуаттчасовъ 


Сколько  придется  заплатить  за  израсходованную  энергію  при  высо¬ 
комъ  тарифѣ  въ  21/2  коп.  (2,5)  8а  гектоуаттчасъ  и  при  низкомъ  въ  9/,0  к. 
(0,Н)  8а  первые  1200  часовъ  ежегоднаго  потребленія  энергіи  во  время  низ¬ 
каго  тарифа  на  каждый  установленный  гѳктоуаттъ  и  за  все  послѣдующее 
количество  энергіи,  потребленное  въ  теченіе  того  же  года  сверхъ  1200  ча- 

часъ  “смКтакжѳЙстГб7ТеНВЫЙ  ГеКТ°уаТТЪ’  П0  в/‘»  коп-  (°’6)  за  гекоуатт- 

Количѳство 
риф  Ѣ,  будетъ 

_  452,7 
27,3 

425,4  гектоуаттчасовъ. 

Стоимость  этой  энергіи 
уаттчасъ.  р  “ 

425,4 

X  2,5 


энергіи,  псрасходованной  ири  высокомъ  та- 


при  цѣнѣ  въ  21  -2  к.  (2,5)  эа  гѳкто- 


т.-ѳ.  1003*/,  коп.  или 
Общее 


21270 

_ 8508 

1063,50  коп. 

тарифѣ,  будетъ  " °  І|,вРг*и»  израсходованной  при  ниэкомъ 

69488,9 

^305,8 

Часть  69І83Х 

1200  ’•  “  *“"■* 

.10  лип.  (и, о). 


тарифу  по  9/10  коп. 


Установленъ  у  насъ 

охоНдон'аина’я^  ^КТ0Уат^Р  Нечаст Л’слѣ^0ТребЛЯЮЩІП  с0гласн0  табли- 
Рыхъ  у  “«с"  Л»  аа  1200  ч-  на  кІ2ы'п  ^ДОВательно-  энергія  изра- 
)  деть  установленный  гектоуаттъ  (кото- 

1200 
_  Х45 
6000 
_ 4400 

•55000  гектоуаттчасовъ 
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Стоимость  этой  энергіи  согласно  условія  к.  (0,9)  за  каж¬ 
дый  гектоуаттчасъ  и  заплатить  ва  нее,  слѣд.,  нрицется 

54000 

Х0,9 

48600,0  коп. 

т.-е.  48600  коп.  или  486  руб. 

Остальная  часть  энергіи  сверхъ  1200  час.  на  каждый  уста¬ 
новленный  гектоуаттъ  будетъ 

69183.1 
54000,0 

15183.1  гектоуаттчасовъ 

и  стоимость  ея  выразится  при  цѣнѣ  въ  6/10  коп.  (0,6)  въ 

15183,1 

0,6 

9109.86  коп. 

или,  принимая  86/іоо  коп.  8а  Дѣлую  коп.,  имѣемъ  91  р.  10  к. 


Такимъ  обраэомъ  всего  къ  оплатѣ  надлежитъ 

1.  По  высокому  тарифу  ..Юр.  63  к. 

2.  По  низкому  тарифу: 

по  цѣнѣ  въ  6/10  к.  486  р.  00  к. 

„  „  „  »/10  к.  91  р.  ю  К. 

Итого  .  .  587  ’р.  73  к. 


Если  бы  ее  было  льготнаго  тарифа  въ  6/ю  к-  то  пришлось 
бы  8а  весь  низкій  тарифъ  (69183,1  гектоуаттчасовъ)  платить  по  -;ю  кои. 


(0.9)  т.-е.  і 


69183.  1 
0,  9 


62264,79  коп. 

т.-е.  62204^/іоо  коп.  или  принимая  коп.  за  1  коп  имѣемъ  62265  коп. 

или  622  р.  65  к.,  а  всего  съ  высокимъ  тарифомъ  (10  Р- 63  к.  какъ  Р 
пеі  690  п  65 -НО  о  63  =  633  р.  28  вмѣсто  теперешнихъ  5с  і  р.  іо  к.,  .  . 
на  45^  руб.  55  коп  больше,  чтосоставляетъ  около  ?%•/.  скидки  (съ  622  р. 

65  к.).  _ 


Не  вретъ  ДД  счетчикъ? 

Вполнѣ  естественно  сомнѣніе 

поставленный  у  него  “!,е™™ть  завѣдомо  вралъ,  трудно 
Чтобы  счетчикъ,  такъ  сказать,  м  отпускающія 

предположить,  такъ  какъ  крупны  ^  счетчики?  имѣютъ 
энергію  и  ставящія  для  унетаея6  й  Счет- 

прекрасно  оборудованныя  лабоРА^°Р  А  тщательно  про- 
чпкъ,  прежде,  чѣмъ  быть  поставл  ^  такія  лаб0рато- 

вѣряѳтся  знающими  спеціалисту  -  Р  и,  конечно,  онѣ 
ріи  проходятъ  десятки  тысячъ  1  приспособленіями.  Недо- 
оборудованы  всѣми  новейшим  *  Р  ^  ПредПринимателя, 
бросовѣстнаго  же  отношенія  <-  I 


—  92  - 


отпускающаго  энергію,  ожидать  нельзя,  так ь  как ь  умы¬ 
шленное  обсчитываніе  есть  дѣяніе,  предусмотрѣнное  Уго¬ 
ловнымъ  судопроизводствомъ,  на  которое  ни  одно  солидно 
поставленное  предпріятіе  не  пойдетъ,  тѣмъ  болѣе,  что  каж¬ 
дый  абонентъ  въ  правѣ  требовать  провѣрки  счетчика. 


Какъ  самому  провѣрить  счстчикъ? 


Нъ  случаѣ  сомнѣнія  въ  правильности  показаній  счетчи¬ 
ка,  можно  во  всякое  время  самому  провѣрить  его.  Такая 
провѣрка  легче  всего  совершается  „по  числу  оборо¬ 
товъ  подвижной  части  счетчика"  (диска), 
движеніе  котораго  видно  черезъ  оконце  со  стеклышкомъ 
внизу  счетчика.  Эта  провѣрка  даетъ  достаточно  точные  ре¬ 
зультаты,  требуетъ  немного  времени  и  моясетъ  быть  про¬ 
изведена  въ  любое  время  дня  или  вечера,  не  въ  зависимо¬ 
сти  отъ  того,  мѣняется  нагрузка  во  время  провѣрки  или 
нѣтъ.  Для  того,  чтобы  произвести  указанную  провѣрку, 
нужно  знать,  сколько  оборотовъ  счетчика  со¬ 
отвѣтствуетъ  1-му  гекто'уаттчасу  или  1-му 
килоуаттчасу,  т.-е.  сколько  оборотовъ  онъ  долженъ  сдѣ¬ 
лать  для  того,  чтобы  цифры  его  передвинулись  на  одно 
дѣленіе,  соотвѣтствующее  1-му  гсктоуатт-  или  килоуаттча¬ 
су.  Это  число  легко  вычислить  изъ  заводской  помѣтки  на 
самомъ  счетчикѣ,  помѣщаемой  на  особой  дощечкѣ. 


Фиг.  90.  Дощечка  на  счетчикѣ. 


гѵпТ^г.’„НапрИ^І>ръ’  па  ДОЩечкѣ  одного  счетчика  (фиг.  90) 
уществуетъ  слѣдующая  помѣтка: 

100  уаттъ  =  ю  оборотамъ  въ  минуту. 

нѵтѵ°лнгкгИТл’  ЧТ0  При  Расх°Д'1і  энергіи  100  уатгь  въ  ми- 

иначе  онъ  не  буГетГнѣр?^  совершить  10  оборотовъ, 

10  оборотовъ  т°0  ппиТ?ппЪ  ВЪ  МИНуту  счетчикъ  получаетъ 
часъ  (такъ  какъ  по  !^?уаттахъ  въ  часъ  или  1  гектоуатт- 
ЖСНЪ  имѣть  ЮбО-вК=1  гект°уатту)  счетчикъ  дол- 
о  600  оборотовъ.  Такимъ  образомъ, 
гектоуаттчасъ  соотвѣтствуетъ  600  обор. 


то-есті»  послѣ  того,  какъ  счетчикъ  сдѣлаетъ  600  оборотовъ, 
его  цифры  должны  передвинуться  на  одно  дѣленіе,  соот¬ 
вѣтствующее  1-му  гектоуаттчасу.  Если  же  его  цифры  за 
600  оборотовъ  передвинутся  больше  или  меньше,  чѣмъ  на 
1  гектоуаттчасъ,  значитъ  счетчикъ  вретъ. 

Чѣмъ  больше  будетъ  нагрузка,  т.-е.  чѣмъ  больше  вклю¬ 
чено  лампъ  или  моторовъ,  тѣмъ,  конечно,  вращеніе  счет¬ 
чика  будетъ  быстрѣе  и,  слѣдовательно,  времени,  для  того, 
чтобы  счетчикъ  совершилъ  число  оборотовъ,  соотвѣтствую¬ 
щее  1-му  гектоуаттчасу,  потребуется  меньше. 


Самоиспытаніе  производится  слѣдую¬ 
щимъ  образомъ:  замѣчаютъ  въ  точности  показаніе  счет¬ 
чика  и  записываютъ  его.  Если  послѣдняя  цифра  (десятая) 
не  стояла  точно  посрединѣ  (въ  общій  уровень  съ  другими 
цифрами),  то  лучхне  всего  дождаться,  когда  она  станетъ  на 
середину,  и  съ*  этого  момента  начать  счетъ  оборотовъ  ди¬ 
ска.  Для  того,  чтобы  удобнѣе  было  отсчитывать  обороты 
диска,  на  краю  его  дѣлается  красная  или  бѣлая  помѣтка, 
которая  при  вращеніи  проходитъ  передъ  оконцемъ.  Счетъ 
ведутъ  такъ:  какъ  только  помѣтка  покажется  въ  оконцѣ, 
говорятъ  „нуль",  затѣмъ  послѣ  перваго  оборота  говорятъ 
„разъ“,  послѣ  второго— „два"  и  т.  д.  Оканчиваютъ  счетъ  въ 
тотъ  моментъ,  когда  назовутъ  послѣднюю  цифру,  и  быстро 
снова  замѣчаютъ  показаніе  счетчика.  Если  счетчикъ  вѣ¬ 
ренъ,  то  въ  моментъ  окончанія  испытанія  цифры  еі іо Д .  « 
ясны  передвинуться  ровно  на  1  дѣленіе,  соотв  і  } 

1  гектоуаттчасу  или  1  килоуаттчасу, 

Для  того  чтобы  ускорить  испытаніе,  вводятъ  возможно 
большую  нагрузку  (включаютъ,  яапРИ“_Ьръ,  для 

же  ведутъ  счетъ  оборотовъ  не  для  Дѣла  д’лп  ег0 

части  его,  напримѣръ,  для  /2  или  да  Д  Не  д0  60о, 

(напримѣръ,  для  предыдущаго  слу  І1  '  нѣсколько  нспы- 
а  До1  зоо  или  даже  60). 
таній  (напримѣръ,  при  самой  малой  н  РУ 
нѣ  ея  -и  при  полной),  и  взять  изъ  '  счетчика- 

Допустимая  величина  ошибки 

5%  ВЪ  ту  или  другую  сторону. 


Примѣръ  18.  На  дощечкѣ  с  ч  ѳ 
щѳетвуетъ  помѣтка. 


тчика  гектоу аттчасовъ  су- 


~ілп  у.ттт,=10  оборотовъ  ВЪ  МЧІ^ 


было 


Число  оборотов,  его, 

найдено  нами  ранѣе  (стр.  93)  и  оказало  і 
испытанія  счетчикъ  показывалъ  я1Л„.ОФТПяса 

и  «  — -  "*"• 

а  въ  ковш  ксвитавія, 
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Такъ  какъ  600  оборотовъ  соотвѣтствуютъ  1  гектоуаттчасу,  то  къ  кон¬ 
цу  испытанія  его  показаніе  должно  бы  быть: 


0527,3  гектоуаттчаса, 

т.-е.  ровно  на  1  гектоуаттчасъ  больше;  на  самомъ  же  дѣлѣ  мы  имѣемъ 
О527,о,  т.-е.  на  */1#  больше,  чѣмъ  слѣдуетъ.  Такпмъ  образомъ,  ошибка 
счетчика  есть: . 

*/»  =  "/іоо  ИЛИ  =  20%, 

и  такъ  какъ  она  происходитъ  въ  сторону  увеличенія,  то  можетъ  быть 

обозначена: 

+  20%. 

Такая  ошибка  недопустима,  и,  слѣдовательно,  счетчикъ  подлежитъ 
вывѣркѣ  или  замѣнѣ  новымъ. 


Примѣръ  19.  На  дощечкѣ  счетчика  кплоуаттчасовъ 

имѣется  помѣтка: 


100  уаттъ  =  0,75  оборотовъ  въ  мин. 


Это  значитъ,  что  при  расходѣ  энергіи  100  уаттъ  въ  минуту,  дискъ 
счетчика  долженъ  совершить  0,75  пли  */4  оборота. 

Если  при  100  уаттахъ  въ  минуту  счетчикъ  получаетъ  3/4  оборота,  то 
при  100  уаттахъ  въ  часъ  счетчикъ  долженъ  имѣть  3/4 .  60  =  45  оборотовъ, 
а  при  1000  уаттахъ  въ  часъ  или  1  килоуаттчасѣ  онъ  долженъ  имѣть 
45.10,  т.-е.  450  оборотовъ  (такъ  какъ  1000  уаттъ  больше  100  уатгь  въ  10 
разъ).  Такимъ  обравомъ: 

1  кнлоуаттчасъ  соотвѣтствуетъ  450  обор. 

Пусть  въ  началѣ  испытанія  показаніе  счетчика  дало 


0062,7  килоуаттчаса, 

и  въ  концѣ  испытанія  поолѣ  отсчета  450  оборотовъ: 


0062,7  килоуаттчаса, 

при  чемъ  цифра  »  не  дошла  до  середины,  примѣрно,  на  половину,  тогда, 
слѣдовательно,  ошибка  счетчика  будетъ  въ  у,  одной  десятой  въ'сторонѵ 

уменьшенія,  т.-е.  на  г 

X  1  1  5 

2  '  10  ‘  20  ~  100  *  Т-М)- 

и  можетъ  быть  обозначена: 


Найденная  ошибка 
показаній  счетчика. 


-5%. 

имѣетъ  допустимую  величину  и  даетъ  уменьшеніе 


нм-Ьется*  помѣтка:^0'  Д0ЩеЧКѣ  с<,етчнка  к  и  л  оу  а  тт  часов* 


0,6  оборота  —  1  ваттчасу. 


8Начиг1Ь'  что  иРи  расходѣ  энергіи  въ  1  ѵаттчасъ  (слова  ватгь  і 
ил^  ,ГобоЧ“т  0X80  И  Т0  Же)  счетчика  долженъ  ^Гршить  и.! 

уаттчясовъ^нлі  Г  «л^а^^^Тс^  обоР°«>  ">  пР“  '<** 
рае,,  больше,  т.ч>.:  ^  онъ  дсажсаъ  ““'Ьть  оборотовъ  въ  1(ХХ 

6  6.1000 

10  •  *  іо  —  600  оборотовъ. 

Такимъ  обрааомъ  для  даннаго  счетчика: 

1  плоуаттчасъ  соотвѣтств.  600  обор. 
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Пусть  въ  началѣ  испытанія  показаніе  счетчика  было 
057,2  килоуаттчаса, 

вЪ  концѣ»  по с'ліѣ  300  оборотовъ: 

057,8  килоуаттчасовъ. 

Равница  въ  показаніяхъ,  слѣдовательно  оказывается  равной: 

57,8  —  57,2,  т.-ѳ.  0,6  килоуаттчаса; 

должна  жѳ  быть  она  равной  0,5  илп  %  килоуаттчаса,  такъ  какъ  наблю¬ 
деніе  было  произведено  для  сокращенія  времени  въ  теченіе  300,  а  не  600 
оборотовъ,  какъ  это  слѣдовало  бы  для  1  килоуаттчаса.  Поэтому  выхо¬ 
дитъ,  что  мы  имѣемъ  ошибку  счетчика  въ  сторону  увеличенія  въ  0,1  или 
і/10  на  каждые  V*  килоуаттчаса,  что  составляетъ  на  цѣлый  кнлоуаттчасъ 
ошибку  въ  ’/ю  или  въ  2°/іоо  т.-е.  въ  +  20%. 


Счетчикъ  вращается  безъ  нагрузки. 

Такое  поведеніе  счетчика,  конечно,  крайне  непріятно, 
такъ  какъ  потребленія  электричества  абонементомъ  нѣтъ,  а 
счетчикъ  можетъ  на  него  насчитать  изрядную  сумму. 

(Однако,  указанная  неисправность  можетъ  ока¬ 
заться  ложной,  если  гдѣ-нибудь  въ  это  время  горитъ 
хотя  одна  лампочка,  почему  для  того,  чтобы  быть  твердо 
увѣреннымъ,  наблюденіе  должно  производить  днемъ  и  тща¬ 
тельно  убѣдиться,  всѣ  ли  лампы  выключены  (особенное 
вниманіе  обратить  на  темные  клозеты,  кладовыя  и  проч., 
гдѣ  иногда  лампы  горятъ  днемъ  или  же  забываютъ  ихъ 
выключить). 

Неисправность  заключается  либо  въ  самомъ 
счетчикѣ,  либо  въ  сѣти  проводовъ. 

Послѣднее  случается  чаще  всего  и  является  слѣдствіемъ 
плохой  изоляціи  проводовъ  или  даже  обнаженія 
ихъ  въ  нѣкоторыхъ  мѣстахъ.  Особенно  часто  съ  этимъ  при¬ 
ходится  встрѣчаться  послѣ  неосторожной  побѣлки  потол 
ковъ  въ  квартирѣ,  переклейки  обоевъ  и  всякаго  ремонт  , 
при  которомъ  не  было  обращено  должнаго  вниманія  на  ц 

Л0СДл яР°у  с т°р а н ѳ н і я  этого  явленія  слѣдуетъ  пред¬ 
принять  провѣрку  ИЗОЛЯЦІИ  сѣти,  особенно  ВЪ  сырых^по; 
мѣщеніяхъ,  которая,  конечно,  должна  быть >  РУ д  мѣ. 

дуюшемѵ  липѵ  и  лучше  всего,  во  избѣжаі  )■  Р  У 
шо  ионтср/  іоп  фирмы,  которая  Утраивала  провода 
Испытаніе  это  проводится  очень в«Ч«  с» 
приборомъ  (индукторомъ  съ  гальваноск  *  ) 

РЕсли  окажется,  что  сѣть  въ  слѣду- 

ность  лежитъ  въ  самомъ  сче 
етъ  замѣнить  его  новымъ. 
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Стоитъ  ли  переходить  им  элсктріічгг.тно? 

Этотъ  вопросъ  можно  считать  вопросом  !»  чрезвычайной 
важности,  такъ  какъ  до  сихъ  поръ  у  насъ,  когда  1 1 1 >н і п и. 
ваешь  кого-нибудь;  „Что  же  это  Вы  все  съ  керосиномъ, 
который  такъ  трудно  теперь  доставать,  когда  электричество 
у  Васъ  подъ  бокомъ?4— отвѣчаютъ:  „Да  стоитъ  ли? 

И  дѣйствительно,  этотъ  отвѣтъ  приходится  слышать  да¬ 
же  въ  крупныхъ  бородахъ,  гдѣ  имѣются  мощныя  станціи, 
могущія  отпускать  электрическую  энергію  по  чрезвычайно 
низкому  тарифу,  до  сихъ  поръ  имѣются  квартиры  и  даже 
магазины,  въ  которыхъ  горитъ  неопрятный  керосинъ  или 
далее  небезопасный  газъ,  а  на  мастерскія  работаютъ  каприз¬ 
ные  механическіе  двигатели. 

И  мы  пока  что,  ждемъ,  очевидно,  когда  электриче¬ 
ство  само  войдетъ  къ  намъ  въ  домъ,  и  на  любознательные 
вопросы  иностранцевъ:  „Какое  же  освѣщеніе  преобладаетъ 
въ  вашей  странѣ:  газовое  или  электрическое?"— скромно 
отвѣчаемъ:  „Керосиновое",  на  что  недоумѣвающій  собесѣ¬ 
дникъ  можетъ  лишь  въ  наше  утѣшеніе  отвѣтить:  О,  это 
такъ  уютно"!.. 

Въ  чемъ  же,  дѣйствительно  дѣло?  Почему  электричество 
до  сихъ  поръ  не  сдѣлалось  предметомъ  нашей  первой  не¬ 
обходимости? — Мнѣ  думается,  здѣсь  причинъ  двѣ:  во-пер¬ 
выхъ,  незнакомство  съ  удобствами  пользованія  энергіей 
этого  рода  и  разнообразными  случаями  примѣненія  ея;  во- 
вторыхъ,  кажущаяся  дороговизна.  Но  изъ  вышесказаннаго, 
я  думаю,  можно  было  притти  къ  заключенію,  что  въ  насто¬ 
ящее  время,  съ  т'Ѣмъ  переворотомъ,  который  внесли  въ 
элекі ро-осв  Ьтительное’дѣло  металлическія  лампочки,  въ  смы¬ 
слѣ  уменьшенія  расхода,  и  при  пониженныхъ  тарифахъ 
для  промышленныхъ  цѣлей,  электричество  теперь  войдетъ 
д°“ъ  бѣднаго  и  богатаго,  и  скорѣе  бѣднаго,  такъ  какъ 
ѵпѵчші,10;  0Н0  внесетъ  не  только  разумную  экономію,  но  и 
пониженій  П1Г1еШ1ЧеС1<ихъ  условій  ЖИЗНИ,  СПОСОбСТВуЯ  ТѣМЪ 

пониженію  высокаго  »/0  смертности. 

лпые°  ста п™  »Ъ  Д°МЪ  Р®месл°нника,  приведетъ  его  нему- 
цѣе  чѣмъ  ияЛпф  движеН1е>  застучитъ-заработаетъ  куда  ско- 
ся  съ  кт>ѵп»п«  мв30лямн  РУки,  и  поможетъ  ему  бороть- 
іІрямгьтчіпі  і0бРаГ,атіі) чающей  промышленностью, 
ства  котопыми  Г,??ХЪ  оста1!Лять  безъ  примѣненія  тѣ  богат* 
ній!.1  Возможность4»^18,  НаСЪ  пРиРода  и  человѣческій  ге- 

почемѵ  бы  ою  и  ни  р?л  Т0Му  у  І,асъ  ѳсть’  подъ  РУкаМ  ’ 
сы  ОЮ  и  не  воспользоваться?... 
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Перепечатка  общая,  или  частичная,  а  также  пере¬ 
водъ  на  иностранные  языки  безъ  разрѣшенія  безусловно 
воспрещается. 

Всѣ  права  удерживаются  за  авторомъ  или  лицами, 
коимъ  они  будутъ  переданы. 

Согласно  закону  о  правѣ  собственности  авторовъ 
въ  Россіи. 


/ 


СКЛДДЪ  ИЗДАНІЯ: 

Москва  Тверская,  Благовѣщенскій  п., 
д.  Ма  1,  кв.  17. 

Инж.  В.  А.  АЛЕКСАНДРОВЪ. 
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